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"él  nuevo  Ministre  de  Marina. 


Gratísima  impresión  ha  producido  al  personal  de  nuestra  Arma¬ 
da,  la  acertada  elección  del  ilustre  General  Exctnó.  Sr.  D.  x\ugusto 
Miranda  y  Godoy  para  el  elevado  cargo  de  Ministro,  precisamente 
en  el  período  histórico  en  que  comienza  de  hecho  el  positivo  resiir* 
gimiento  de  nuestra  marina  militar  y  cuando  su  reorganización  re¬ 
quiere  a_su  frente  un  prestigio  como  indiscutiblemente  lo  es  el  Ge¬ 
neral  Miranda;  cuyo  talento  y  privilegiadas  dotes  de  cultura  e  ilus¬ 
tración,  son  una  patente  garantía  de  acierto. 

Primer  alumno  procedente  de  la  Escuela  Naval  flotante,  se  ha  se¬ 
ñalado  siempre,  en  cuantos  cargos  y  destinos  ha  desempeñado,  como 
personalidad  distinguida  y  capaz  para  alcanzar  el  preferente  puesto, 
desde  el  cual  tan  excelentes  servicios  puede  prestar  a  la  Patria  y  a 
la  institución  en  que  sirve. 

No  defraudará,  seguramente,  el  General  Miranda  las  esperanzas 
en  él  puestas  y  su  experiencia  contrastada  en  aun  muy  recientes 
mandos  de  bnqu^,  unida  a  su  claro  talento,  le  habrán  hecho  ver  con 
luz  meridiana,  que  no  basta  tener  unidades  modernas  que  ostenten 
en  los  mares  la  bandera  de  la  Patria,  sino  que  es,  de  todo  punto  indis¬ 
pensable  el  contar  con  tripulaciones  y  elementos  capacitados  y  apto.s 
para  responder  de  la  acertada  dirección,  manejo  y  entretenimiento, 
dé  los  complicados  y  múltiples  mecanismos  que  integran  el  moderno 
bnqtte  de  combate,  pues  sin  ello  sería  perfectamente  estéril  el  sacri¬ 
ficio  impuesto  a  la  Nación  para  poder  adquirir  esas  potentes  máqui¬ 
nas  de  guerra,  de  cuya  eficacia  puede  depender  muclias  veces,  hasta 
la  honra  dd  pabellón  que  enarbolan. 

Sabe  mejor  que  nosotros  el  ilustrado  General,  hoy  jefe  superior 
de  la  marina,  que  todas  las  potencias  marítimas  del  mundo  respon¬ 
diendo  a  las  necesidades  de  la  época,  atienden  con  especial  solicitud 
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a  cuanto  afecta  a  la  orjíanización  del  cuerpo  de  máquinas  por  consi¬ 
derarla  factor  importantísimo  dentro  del  oríjaiiismo  buque,  y  sabe 
lamlíicn  (¡ucaquí  nos  encontramos  respecto  a  ésto  a  igual  altura  que 
cu  iSoo;  fecha  del  último  Reglamento. 

Ahora  nii.smo  y  dentro  de  muy  poco,  contaremos  con  tres  buques 
de  comíjate  con  todos  los  adelantos  modenios  y  con  un  niíclco  rela¬ 
tivamente  inqrortante  de  otro.s  de  menor  porte,  y  fácil  nos  sería  pro¬ 
bar  con  datos  numéricos  que  no  existe  personal  suficiente  y  en  apro¬ 
piadas  condiciones  para  cubrir  sus  dotaciones,  y  lo  que  es  aún  peor, 
que  no  tenemos  hasr  de  donde  sacarlo,  ni  manera  hábil  de  improví- 
•sarlo.  Y  esto  que  ocurre  en  los  momentos  actuales  se  agrandará  de 
un  modo  notable  sí,  como  parece,  se  piensa  en  ampliar  el  proyecto 
de  construcción  de  Escuadra  en  otros  tantos  buques,  por  lo  menos. 
El  conílicto  que  se  avecina  no  ya  para  el  personal  de  Maquinistas, 
sino  para  la  marina  en  general,  está  evidentemente  al  alcance  del  se¬ 
ñor  Ministro  y  lo  cpie  no  lian  liccho  sus  antecesores,  por  causas  que 
dcscoiioccmo.s,  después  de  diversas  tentativas  de  reformas  de  Regla¬ 
mentos,  es  seguro  lo  llevará  a  cabo  el  General  Miranda  con  su  ente¬ 
reza  de  carácter  y  sus  profundos  conocimientos  profesionales. 

Hay,  según  se  nos  dice,  ya  confeccionado  un  Reglamento  que  se 
cree  rc.sponde  a  las  apremiantes  necesidades  actuales  y  en  el  que  se 
cuenta  con  medios  para  nutrir  al  cuerpo  del  personal  que  con  tanta 
urgencia  jirecisa,  y  de  ser  así,  fácil  sería  al  ilustre  General  sancionar 
sin  más  demoras  ni  aplazamientos,  la  necesaria  reorganización  de 
un  cuerpo,  que,  sin  estimulo  ni  recompensa  alguna,  justo  es  recono¬ 
cerle,  ha  venido  rcsiiondiendo  cumplidamente  con  su  tan  delicado 
cometido,  colocándose  por  propia  iniciativa  en  las  condiciones  que 
los  continuos  progresos  de  la  mecánica  exigía. 

Creemos  firmemente  que  el  General  líliranda  resolverá  en  justi¬ 
cia  asunto  de  tanta  trascendencia,  conjurando  con  ello  el  que  sin 
apasionamiento  estimamos  como  serio  e  inminente  confilto. 

La  Redacción. 
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Descripción  9e  un  Panfúgrafo  perfecdonaSo 

Este  aparato  tiene  sobre  otros,  la  ventaja  de  poder  ampliar  o  re¬ 
ducir  las  figuras  planas  en  una  escala  dada;  y  también  en  una  rela¬ 
ción  conocida,  respecto  a  sus  superficies.  La  ampliación  de  las  figu¬ 
ras  planas,  en  otras  de  una  escala  dada,  es  de  gran  utilidad  para  d 
más  cxicto  análisis  de  las  curvas,  o  diagramas  de  las  máqumas  de 
vai)or;  siendo  evidente  que  cuanto  mayores  sean  las  dímenríones  de 
aquellas,  tanto  más  exactas  resultarán  las  operaciones  gráficas. 

Sea  B  la  figura,  representación  del  aparato,  en  el  cual  se  ve,  que 
el  conjunto  del  mismo,  lo  constituyen  las  cuatro  reglillas,  señaladas 
con  los  números  i,  2,  ^  y  4,  las  cuales  penetran  a  roMmiento  regular 
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por  los  dados  a  ó  r  y  </.  L.is  t  y  z  se  .-irticuia:!  la  cu  !<is  liiniín-.  - 
y  dado  c  ;  ainba.s  .se  prolongan  iiacia  la  derecha  en  can'.idades 
les  f'/y  cd;  y  su.s  extremos  .se  articulan  en  la  \  en  \  •<  ¡-uni.-.A  /  \  da¬ 
do  í/.  con  lo  cual  queda  foniiado  el  par.aleb'igra-Ui)  -■  '  d  r.  I’or 
las  distancias  iguales  r  e  y  s  c  de  la  i  y  2.  se  di\  iden  en  nn  nnann. 
número  de  p.irtcs  iguales,  (too  ¡jor  ejemplo,  ú  otro  número  cualquie¬ 
ra):  las  distancias  r  m  y / a  .se  dividen  en  el  mismo  némen.  de  ¡cu¬ 
tes  que  las  antcriorc.s. 

Pasemos  ahora  a  reprediicir  de  una  figura  p/i.ana,  otra  semej;mu- 
y  que  resulte  esta  en  e.scala  doble  de  la  primera  o  de 

Sea  la  figura  dada:  el  dado  h  .se  fijar.á  en  una  divisiiin  cialquie- 
ra,  40  por  ejemplo.  Para  obtener  el  punto  en  (pie  debe  fij.ir.se  el  lia¬ 
do  a  basta  multiplicar  el  punto  o  divisidu  .jo  por  la  relación  íle  las 
dos  escala.s,  y  el  producto  será  la  dn-isióit  correspondiente  a!  ¡mnto 
que  se  busca,  esto  es  40  x  ;  So,  siendo  c.stc  el  punto  desead.,,,  l^n 
las  ])nlanquillas  3  y  4  se  .sitúan  los  dado.s  en  ia  dnuuon  ipie  ser  ! 
el  cuarto  término  déla  proporción  fonnada  con  la  relación  conocí  hi, 

1  .  ..  ,  ,  , 

y  el  numero  constante  too,  o  sea  ;  “  —  de  donde  v  ™  ^o,  e.s  dc- 

-V 

cir  que  en  la  dt'ptstd/t  50  se  fijarán  los  dado.s  <•  y  d.  Hecho  c.sto,  se 
llevará  suavemente  por  el  contorno  de  la  figura  el  puntero  de!  da¬ 
do  b:  con  este  movimiento  cl  lápiz  trazará  ia  fig^ura  semejante  a 
la  primera,  y  en  escal.a  doble,  como  vamos  a  ver- 

Es  evidente  que  por  la  intervención  de!  paralelogramo  r  /' d  , . 
todas  las  rectas  trazadas  por  los  puntos  ti  y  />  serán  paralcd.a.s  dos  a 
dos;  y  los  ángulos  que  estas  rectas  formen  entre  sí  .serán  ig^uales,  [¡oi 
tener  sus  lados  paralelos,  y  aberturas  dirigidas  en  el  nusnio  sentido; 
luego  todas  las  figuras  planas  trazadas  por  dichos  punlo.s  son  se¬ 
mejantes. 

Las  figuras  planas  de  contornos  curvilíneos  descritas  por  diciios 
puntos,  también  son  semejantes,  puesto  que  inscribiendo  en  clla.s 
otras  semejantes  de  contornos  poligonales,  sus  líniite.s  .son  tanibién 
semejantes.  (Teorema  de  los  Iímite.s).  Que  la  figura  A-  es  de  doble 
escala  que  la  A  es  también  evidente,  fijándose  en  fine  los  brazos  tra¬ 
zadores  están  en  esa  relación. 

Como  al  hacer  uso  del  aparato  realiza  este  varios  giros  .sobre  un 
mismo  plano,  necesita  un  centro,  y  este  c.s  e!  punto  w  en  e!  puente  1’ 
donde  e.\iste  un  pasador  que  sirve  de  eje. 

El  puente  P.  et!  relación  con  el  P¡  al  otro  extremo  manticneu  el 
aparato  en  posición  horizontal. 

Pasemos  aliora  .1  la  renroducción  de  las  ,superficie.s,  en  una  esca¬ 
la  conocitla. 

Recordaremos  que  las  superficies  de  dos  figuras  j)1au as  semejati- 
tes  son  proporcionales  a  los  cuadrados  de  stis  lados  homologo.s,  y  lo 
mismo  a  lo.s  de  .sius  dimensiones  honiólo.gas;  y  en  el  caso  en  fjue  nos 
hallamos  son  tambiéti  proporcionales  a  I0.1  cuadrado.s  de  los  nume- 
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ros  (le  división  de  Lis  rej^dillas,  donde  se  fijan  c!  puntero  y  el  lápiz 
para  el  trazado,  y  (pie  dcs{)nés  demostraremos. 

Sentado  lo  anterior,  propoiisíimonos,  de  la  fiíjura  A,  reproducir 
IKir  ami>liación,  otra,  cuya  superficie  sea  cuatro  veces  mayor  que  la 
de  la  j)rimera,  o  (pie  liaya  entre  ambas  la  relación  j:  coloqúese  el 
puntero  déla  re^lilla  2  en  una  división  arbitraria,  la  40  por  ejemplo, 
y  llamo  x  al  punto  o  divíuthi  que  en  la  i  se  ha  de  fijar  el  lápiz:  por 

io  ipie  (pieda  expuesto  tendremos  |  =  ~  o  a"  =  4  X  40^  de  don- 

_ _ 

de  .V  =  I  4  X  40*  —  80.  Este  es  el  punto  donde  se  coloca  el  lápiz. 
I’rocédase  ahora  al  trazado  como  ya  sabemos,  y  resultará  la  figiira 
<pie  cumple  con  las  condiciones  enunciadas. 

Demostremos  ahora  que  los  cuadrados  de  los  lados  homólogos 
son  pro[3orcionalcs  a  los  cuadrados  de  los  números  de  división  don¬ 
de  van  el  puntero  y  lápiz  en  las  regidlas. 

Sean  las  figuras  semejantes  D  y  E  en  la  figura  F:  unamos  res¬ 
pectivamente  los  puntos  a  y  c  con  los  jjuntos  n  y  /;/.  Los  triángulos 
o  b  //  y  í  d  ¡n  tienen  los  lados  h  ny  d  m  paralelos  por  construcción; 
los  lados  a  b  y  c  d  también  son  jtaralclos,  y  por  lo  tanto,  los  ángulos 
comprcjididos  iguales,  luego  los  triángulos  son  semejantes:  según 

a  d'  b  •!•  •  • 

e.sto  tendremos  — -  = - z  }'  como  los  puntos  o  divisiones  80  y  40 

dc'  d  nr 

son  las  medidas  dc  los  lados  b  n  y  d  m,  y  como  la  razón  de  dos  rec¬ 
tas,  es  la  misma  de  que  sus  medidas,  resultará  que  — —  —  —  o  — ^ 

d  m  40  dnr 

--  — ,  y  como  consecuencia  final,  igual  a  la  relación  de  ambas  su- 
40 

I)crficies. 

Pudiera  ocurrir  que  al  extraer  la  raíz  cuadrada  para  obtenw  el 
punto  corresjioiidicnte  al  lápiz,  no  resultase  exacta,  en  este  se 
aproximaría  a  la  verdadera,  tomando  algunas  cifras  decimales. 

Escusado  es  decir  que  la  construcción  del  aparato  requiere  la  ma¬ 
yor  exactitud,  y  gran  suavidad  en  sus  articulaciones. 

Si  en  vez  de  ampliar  una  figura,  queremos  reducirla,  no  hay  más 
<pic  invertir  las  operaciones,  y  al  mismo  tiempo  se  cambiará  el  lápiz 
al  sitio  del  puntero,  y  éste  al  lugar  de  aquél. 


E.  La  PIQUE 
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maquinas  generatrices 


La  energía  eléctrica  nece.s;iri:i  p.ar.!  el  entreten iniien te  de  !a  com¬ 
pleja  e  importante  instalación  dc  dicho  buque,  puede  ser  ¡nixincida 
por  cuatro  grupos  cloctrógcnn.s;  constituido  cada  uno  ¡a  r  una  di¬ 
namo  dc  corriente  continua  acojánda  directamente  con  su  curn  s- 
pondieiite  motora  de  vapor. 

Tres  de  estos  grupos,  designados  con  los  númcro.s  i  2  s  3,  están 
situados  bajo  la  protectora,  en  la  que  pudiéramos  llamar  Ciiímnii 
principal  dc  dinamos,  y  el  restante,  designado  con  el  número  .¡,  en 
otra  cámara  indeiicndieiitc,  sobre  la  protectora. 

Las  máquinas  motrices,  construidas  por  la  import.antc  cas.á  />V- 
llif  y  Morcom,  son  verticales,  de  alta  y  baja  presión;  su.s  órganos 
movibles  trabajan  en  catire  cerrado,  obteniéndose  la  lubrificación 
bajo  presión,  merced  aúna  bombita  conveniente,  ligada  con  una  de 
las  excéntricas.  Dichas  máquinas  funcionan  con  una  presión  retlu- 
cida  de  10  kgs.,  obteniendo  una  velocidad  nonnal  dc  .too  rs.  p.  m. 
Un  regulador  centrífugo  que  actúa  sobre  la  válvula  reguladora  de 
vapor,  mantiene  la  constancia  de  la  velocidad  a  pesar  de  la.s  varia¬ 
ciones  de  carga. 

Las  cuatro  dinamos,  construidas  por  la  Industria  ch'c trien  (llar- 
celona),  son  inilltipolares  blindadas,  de  excitación  cotnponnd  dc  lar¬ 
ga  derivación. 

En  el  cuadro  adjunto  se  reseñan  algunos  de  sii.s  datos  caracte¬ 
rísticos. 


La  potencia  total  que  puede  producirse  sin  recurrir  a  sobre-car¬ 
gas,  alcanza  pues,  a  652*5  kwatios,  o  sean  890  caballos  aproximada¬ 
mente;  valor  superior  al  que  pueden  absorver  en  un  momento  dado 
de  máximo  consumo,  todos  los  aparatos  receptores  de  la  in.sL'ilacion. 
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I',!!  ia  fi^^ura  2.  cslá  rcnrcscnlaclo  csqucniáücamentc  el  sistema 
¡luiuctur  (le  la  (iinaniu  ¡rám.  4,  'l'ic  consta  de  seis  polos  principales 
eoii  (lolile  arrollamiento  ísi  rir  y  s/innt).  y  de  otros  seis  polos  auxi¬ 
liares  inlennedios  con  irobinaje  ansi'rir,  <pie  constituyen  \o&  />olos  tic 
i  oiiiiiutaciihi.  Estos  polos  adiccionalcs  no  tienen  otro  objeto  que,  el 
de  ¡irodncir  un  /lujo  ttuxilior  que  obrando  conibinadaniente  en  el  iit- 
ihtclor.  evite  la  deforinacitin  del  campo  a  que  da  luRar  las  alteracio¬ 
nes  de  carita  (pie  la  dinamo  pueda  sufrir,  consiíruicndo  así  un  calaje 
invariable  de  las  escobillas  sin  producción  de  chispas. 

La  disiiosición  de  las  otras  tres  dinamos,  solo  difiere  de  la  ante¬ 
rior,  en  .su  ina>'or  número  de  polos. 

La  rejtnlacióti  del  camjio  inductor  se  obtiene  en  todas  ellas  por 
unos  rcostdtos  M  itif^o  SÜdiny;),  intercalados  en  serie  con  el  arrolla¬ 
miento  en  íúr/Twaí/;/.  Una (formada  poruña  rc.sistencia  in¬ 
variable),  colocada  en  .serie  con  dicho  arrollamiento  y  en  paralelo  con 
e!  rrpsfa/o  regulador,  sirA’c  en  estas  dinamos  de  protección  al  devana¬ 
do  derivado. 

DISPOSICIÓN  GENERAL  DE  LA  INSTALACIÓN 

Difitpíblición.— Con  el  sistema  de  distribuci<Sn  adoptado, 
llamado  jtor  los  inglcse.s  Ring-Main,  quedan  suprimidos  los  anti¬ 
guos  cuadros  de  distribución,  centros  de  concurrencia,  como  es  sabi¬ 
do,  de  todas  las  jícneratriccs. 

En  lo  fitíura  i.“  se  muestra  en  esquema  su  disposición. 

Dos  fírticsos  cables  (67  mm.  diámetro  total)  de  alto  aislamiento  y 
annadura  iirolcctora,  fonnan  un  doble  circuito  cerrado,  que  va  ins¬ 
talado  jjor  bajo  de  la  cubierta  de  protección  y  rodea  las  partes  prin¬ 
cipales  del  buque. 

A  estos  dos  cables,  que,  constituyen  en  esencia  lo  que  pudiéra¬ 
mos  llamar  barretas  distribuidoras,  concurren  los  que  procedentes  de 
las  cuatro  dinamos  son  portadores  de  la  corriente;  cuya  afluencia  se 
IJcnnite  o  no,  merced  a  unos  interruptores  S  llamados  de  suministro 
que  pueden  ser  accionados,  como  luego  veremos,  desde  un  rwai/n», 
de  maniobras  o  desde  las  inmediaciones  de  los  mismos. 

Dos  cajas  estancas,  (i  y  36),  sir\'en  de  conexión  por  proa  y  popa 
a  las  dos  secciones  principales  de  dicho  circuito.  La  disposición  in¬ 
terior  de  las  mismas  permite,  en  caso  necesario,  romper  la  continui¬ 
dad  entre  las  dos  seccione.s,  dejándolas  independientes  para  el  fun¬ 
cionamiento. 

Las  ocho  cajas,  (22,  23,  26,  27,  32,  35i  38,  y  39)  llamadas  de  ángu¬ 
lo  recto,  sirven  de  unión  a  los  distintos  trozos  que  constituyen  el  con¬ 
junto,  formando  así,  a  través  de  ellas  un  circuito  cerrado  y  continuo. 

De  trecho  en  trecho  y  convenientemente  colocadas,  llevan  ade¬ 
más  un  número  detenninado  de  cajas  de  servicio,  de  las  que  se  deri¬ 
van  los  distintos  interruptores  automáticos  de  que  dispone  la  insta- 
laci(5n. 


IST 


La  designación  de  dichas  caja.s  >'  In  de  los  inlerniptoro  (Hiv  a 
ellas  corresponden,  van  indicadas  en  el  siguiente  cu.uin». 


j  CAJAS 

Ide  servicio 

I.NTERRUITORE.S  I>RINL'1PAI.KS  (M'P,  A I,I  M  I-:\ TA N 

Núin. 

2 

Iiiterrujitorc.s. 

A,  B.  A  A,  V  C  C. 

Núni. 

3  , 

Idem 

C,  BU.  E  E  V  A  .\  .\. 

Niim. 

4(1) 

Idem 

I)  i). 

Núin. 

10 

Idem 

E. 

Núni. 

12 

Idem 

0,  F  F,  V  C  C  C. 

Niim. 

13  (2) 

Idem 

D. 

Núni. 

15 

Idem 

F. 

Núm. 

17 

Idem 

B  B  B.  í 

Núni. 

21 

Idem 

I.  y  H. 

Núm. 

24 

Idem 

E  E  E. 

Núm. 

2.S 

Idem 

D  D  D. 

Núm. 

28 

Idem 

J  y  H  H  H  : 

Núm. 

29 

ídem 

O  G,  y  F  F  F.  j 

Nüm. 

30 

Idem 

1 1.  y  J  J- 

Núm. 

31 

Idem 

L,  K  y  G  G  G.  1 

Núm. 

33 

Idem 

H  H.  1 

Núm. 

34 

Idem 

M,  N  y  P.  í 

Núm. 

37 

Idem 

0,  K  K  y  L  L. 

Adtmis  de  Ifti  caja»  de  servido  enumeradas,  van  insuladas  sobre  el  circuito  principal] 

y  de  dittribudúo,  las  bipolares  números  6 

y  :o,  en  la»  que  se  empalman  lo»  cable»  de  co- 

1  rtiestede  las  dinamot  números  t  y  4 . 

t  A  las  cajas  cúmetoi  S  Y  7»  n^outadaa  sobre  un  solo  cable  del  mismo,  concurten  rcspecií- 

1  vamente  lo»  cable»  po»itivos  v  necativo*  de  1»«  din»mo»  númetcn  i  y  i 

Un  tercer  cable,  de  menor  diámetro  (54  mni.),  llamado  igualador 
o  de  equilibrio,  completa  la  instalación  del  ring  main,  y  sirve  de 
unión  entre  las  escobillas  negativas  de  las  dinamos,  cuando  por  ne¬ 
cesidad  perentoria  se  precisan  acoplar  dos  o  más  en  paralelo  sobre  el 
circuito  principal. 

Las  cajas  de  conexión  9,  18,  14  y  ig,  se  utilizan  para  ligar  entre 
si  las  distintas  porciones  del  mismo;  y  a  las  números  8,  1 1,  y  16  mon¬ 
tadas  sobre  él,  concurren  los  conductores  unidos  con  las  escobillas 
negativas  de  las  generatrices.  .... 

Los  tres  cables  principales  que  integran  el  sistema  distribuidor, 
fueron  construidos  por  la  casa  inglesa y<7///;/jí7«  Phillips  Ltd. 

I*os  dos  primeros  están  fonnados  por  un  haz  de  169  hilos  de  co¬ 
tí)  Ea  MU  caja  de  lerviclo  también  *e  acoplan  con  lo»  cables  corrcspondienle»  del  cir 
otilo  pris^lNd,  nn  bUo  «¡ue  comunica  con  U  barreu— del  cuadro  de  manbbta  y  otra  que  I» 
Sur»  con  d  sistema  indicador  de  tierra  det  mismo . 

{1)  De  esta  caja  también  salen  idénticos  bika  adiccioaales  que  de  la  número  4. 
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Ijre  de  2V15  iini!.  de  diámetro,  <iuc  componen  una  sección  total  de 
.Soo’  t.)  mm.’  _  ^ 

Ivl  igualador,  solo  contiene  gi  hilos  de  2  5  mm.  con  una  sección 
total  de  .í:d’‘70  mm.' 

in  aislamiento  lo  constituye  en  primer  término  una  pruesa  capa 
de  ¡inpe!  manila  que  re.siste,  sin  temor  a  de.scoinposicione.s,  tcinpera- 
tiir.is  clf\'adas.  l'n  tubo  envolvente  de  plonio  y  otra  cajia  de  cáña¬ 
mo  o  yute  eom¡>ietan  el  forro  aislador.  Todo  el  conjunto  va  revesti¬ 
do  )io!  una  armadura  de  alambres  de  hierro  que  le  sirve  de  protec- 
cií'm. 

Los  nüfrniptorií  (tnlomdtuQs  antes  mencionados  pueden  ser  ac¬ 
cionados  a  distancia,  dc.sde  un  cuadro  de  maniobra  situado  en  la  cá¬ 
mara  princiiial  de  dinamos,  jiara  lo  que,  van  lig:ados  conveniente¬ 
mente  con  el  mismo,  por  medio  de  hilos  conductores  que,  bien  direc¬ 
tamente,  o  por  el  intermedio  de  las  cajas  de  unión  Z,  van  disjmcstos 
con  tal  objeto. 

También  iniedcn  accionarse  todos  los  interruptores  (excepción 
hecha  de  los  dcsijínados  con  una  sola  letra)  desde  la  inmediación, 
merced  a  un  dispositivo  oportuno. 

—Conexiones  de  las  dinamos.— La  figura  (2.'’) 
representa  estjnemáticamente  las  conexiones  completas  que  ligan 
a  las  dinamos  líúmero.s.  i  y  4  con  el  circuito  principal  por  interme¬ 
diación  de  los  ajiaratos  accesorios- 

Dicha  instalación  solo  difiere  de  la  que  corresponde  a  las  núme¬ 
ros  2  y  3,  en  tiue,  son  suprimidas  en  aquella,  las  cajas  T  para  cone¬ 
xiones  con  corrientes  de  fuera  y  los  aparatos  de  medida  locales. 

Los  aparatos  y  accesorios  que  componen  el  conjunto  de  la  insta¬ 
lación  representada,  son: 

— La  dinamo  generatriz. 

— Una  caja  de  conexiones  para  corrientes  de  fuera. 

—Un  interruptor  de  suministro,  con  su  caja  de  pulsadores. 

—  Un  .^hunt  para  amperómetros. 

— Dos  aparatos  de  medida  (intensidad  y  voltaje)  para  lecturas  lo¬ 
cales. 

— Y  los  necesarios  accesorios  que  situados  en  el  cuadro  de  ma¬ 
niobra  completan  el  servicio  de  regulación  dcl  campo,  lectura  de  me^ 
didas,  y  el  manejo  a  distancia  del  interruptor. 

Antes  de  fijarnos  en  el  funcionamiento  del  conjunto,  convendrá 
describir  ligeramente  algunas  de  .sus  partes,  para  facilitar  con  ello  la 
comprensión  total. 

La  caja  de  conexiono»  T.  es  simplemente  una  caja  r<?«- 

mutadora  que  puede  pennitir,  .según  convenga,  enviar  al  interrup.. 
ior  de  suministro,  la  corriente  producida  por  su  dinamo  correspon¬ 
diente,  o  la  que  pueda  tomarse  de  tierra  en  circunstancias  especiales 
de  estancia  en  dique  u  otras  parecidas. 

En  su  interior  van  dispuestos  unos  bloks  mctíllicos  c,  n,  o,  s,  «, 
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debidamente  ai.slados;  a  ios  dos  sipuTÍnres  su  md»»:  n.m  ! . d  ’, 

procedentes  de  la  tlinamo;  a  los  inteTmciiir.N  li.s  .p;  -.u  .,  ;■  : 

terruptor  nnionnituo.  y  a  ios  iníerion's  f-mh.  1  ti 

las  circunstancias  especiale.s  antediciia.s  procud.ui  dt-  tuí  1  d- 

tierra. 

Unos  puentes  mctálico.s,  imeden  unir,  scgmi  ]io .rffi.i,  u..  id.d.-- 
superiores  o  inferiores  con  ios  intennedios.  l-d  Tim-nu>  !'  limü.nd  ' 
debajo  de  la  caja)  es  el  que  se  uti;'a  ¡Tara  la  unión  -U  h,..  i,],  ¡, ., 
tivos.  El  cpie  une  los  ¡lositivos,  es  idénlici >  al  1’,  >!n  ¡aMÓn  am  -a  l 

apéndice  lateral  .v. 

Para  funcionar  con  la  dinamo  fiel  imque  se  ínnr  ln  ]-■•  bli  k  ,  'n.- 
periores  con  los  intermedios  ])or  mediación  de  sus  riieiUí  o 
vos.  El  apéndice  lateral  .v  que  lleva  el  puente  neyati\  '  i,  '.n.si.icii  a  i; 
vez  a  otro  puentecito  que,  convenientemente  aislad. 1  del  prinu-r.a, 
sirve  a  la  parpara  establecer  la  coinunicaci<‘m  eléctrÍLa  entre  hr, 
puntos  a  y  r  de  dos  piezas  metálicas,  tamlnén  mont.idas  en  la  e.ii.i,  e 
intercaladas  en  el  circuito  de  regulación  del  campo  de  1.,  din  uno 

Para  funcionar  con  corriente  exterior,  bastará  c  unbiai  !"S  nni  n- 
tes,  uniendo  con  ellos  los  blok.s.  inferiores  con  los  intennedios. 

El  fusible /‘corresponde  al  volinctro  in.slalado  en  el  enadro  de 
maniobra. 

El  interruptor  de  suministro  constituido  por  una  gran  21  in  caj.a 
de  hierro  estanca,  está  instalado  al  lado  de  la  dinamo,  y  a  él  aduven 
por  su  parte  inferior,  los  3  cables  de  la  misma,  (positivo,  negativo  e 
igualador). 

Interiormente  comunican  con  los  interruptorc-s  de  escobilla 
N,  N',  y  N*,  que  al  ser  cerrados,  establecen  la  coumiiicación  con 
los  cables  de  salida  que  se  unen  directamente  al  rtn^  main.  La  aiier- 
tura  o  cierre  de  los  mismos  se  obtiene  jior  mediación  de  la  v;iril!a 
central  ///,  (que  se  representa  cortada  en  la  figura  jiara  mayor  clari¬ 
dad)  y  las  auxiliares  p,  que  con  ella  articulan.  Solirc  la  v.arilla  m,  \-.'í 
montado  el  núcleo  o  armadura  del  electroimán  o  bobina  de  succióui 
C,  qucc.s  suspendido  fuertemente  al  iniciarse  el  paso  de  la  corriente. 

Un  interruptora,  situado  en  la  parte  inferior  y  accionado  también 
por  la  varilla  m,  rompe  el  contacto  directo  de  los  luintos  h  y  L  a! 
elevarse  la  varilla,  con  el  fin  de  intercalar  una  resistencia  A.  en  el  cir¬ 
cuito  de  la  bobina  y  disminuir  así  el  valor  de  la  corriente  «lue  la 
atraviesa,  cuya  intensidad  debe  tan  solo  ser  suficiente  para  mantener 
suspendido  el  núcleo  director. 

Tres  interruptores,  x ,  x,  x",  montados  en  séric  en  el  circuito  de  di' 
ella  Mi/m  rclai,  aseguran  la  disyunción  aiitoniática  <lel  aiiarato  (luc 
nos  ocupa,  cuando  el  valor  que  alcance  la  corriente  (¡ue  por  é!  circula, 
pudiera  ser  peligroso  jiara  la  dinamo.  Para  ello  van  niontadas  solire 
las  palancas  de  dichos  interruptores  unas  masas  de  hierro  tpie  pue¬ 
den  ser  atraídas,  (venciendo  para  ello  la  acción  antagonista  <Ie  lo.s  re¬ 
sortes  regulables  r),  por  unos  núcleos  sometidos  a  la  acción  nuu;neii- 
zantc  de  la  corriente  que  pasa  por  los  tres  conductores  jiríncifiales  del 


ií)r> 


sistema.  {:)  Mientras  la  corriente  no  excede  de  un  límite  prudencial, 
.solo  ejercen  los  núcleos  una  débil  acción  sobre  las  armaduras  fijas  a 
las  ¡íalancas  de  los  interruptores,  in.sufícicntc  para  vencer  la  tensión 
ele  los-  resortes  (pie  los  mantienen  cerrados. 

Mas  si  la  corriente  alcanzase  en  cualquiera  de  ellos,  un  valor  es¬ 
timado  como  inconveniente,  será  bastante  su  fuerza  de  atracción 
para  abrir  el  con.siííuicntc  interruptor,  anulando  así  la  que  de  orfi- 
nario  circula  jior  la  hobñin  rrlat  C  y  originando  con  ello  la  disyunción 
total  deseada. 

Para  evitar,  que  un  exceso  de  caríra  momentáneo  (que  por  su 
corta  duración  no  alcanzase  a  ser  peligroso  para  la  instalación)  pu¬ 
diera  motivar  tal  resultado,  llevan  los  mtrr ruptores  df  sobre  carga 
unos  rcíardaiiorcs  regulable.s  A’,  que  retardan  un  cierto  tiempo  el 
movimiento  de  apertura. 

También  jmede  conseguirse  la  disyunción  automátíca,  en  el  ca^ 
de  una  inversión  iiicsjjerada  de  la  corriente,  merced  a  tuta  ingenios 
disposición  adicional.  Consiste  en  su  esencia,  en  una  bobina  K  dis- 
])uesta  en  derivación,  en  cuyo  circuito  va  intercalada  la  resistencia 
F,  (¡uc  ejerce  una  acción  combinada  sobre  el  interruptor  de  sobre 
carga  X.'  El  núcleo  de  dicha  bobina  va  fijo  por  uno  de  sus  extre¬ 
mos  al  que  en  forma  de  U,  está  sometido  a  la  acción  magnetizante 
de  la  corriente  principal  de  retomo.  Fn  el  otro  e.\tremo  libre  dd 
núcleo  y  sobre  él  oscilante,  lleva  una  palanca  que  en  una  de  sus  dos 
oscilaciones  puede  originar  la  aberra  directa  del  interruptor  3C* 

El  núcleo  en  fonna  de  U  adquirirá  por  la  influencia  del  paso  dte 
la  corriente  principal  de  retomo  a  que  está  sometido,  polatidad^ 
distintas  en  sus  dos  extremos  libres. 

La  corriente,  que  por  otra  parte,  circula  por  el  eirollado  de  ta 
bobina  Y,  fonuará  en  su  núcleo  otras  dos  polaridades  que  combina¬ 
das  con  las  del  anterior,  originarán  en  la  armadura  giratoria  una  os¬ 
cilación  contraria  a  la  que  puede  causar  la  abertura  del  intcrritp^. 
tor  x: 

Si  por  una  accidencia  cualquiera  se  invirtiese  la  comente  en  d 
circuito  principal,  se  obser\'ará  que  la  que  circule  por  la  bobina  Y 
será  siempre  en  el  misma  sentido,  in virtiéndose  tan  «a  d  «»»- 
ductor  principal. 

En  estas  condiciones  cambiará  la  polaridad  del  núcleo  en  U  y 
motivará  una  oscilación  contóla  de  la  armadura  giratoria  y  como 
consecuencia  la  abertura  del  interraptor  antedicho. 

Para  c\útar  la  formación  de  arcos  entre  las  piezas  de  ContaCttV  4e 
los  interruptores  N,  N'  y  N*,  al  efectuar  la  disyiuMiáa^ 
uno  de  ellos  una  bobina  S  (a)  íntertxdada  entra  noo  dalos  cotitiiÉlmi 

(i)  En  el  etquema,  te  han  tepmeniado  dteSM  eSdeoe  por  bw  liriblMW  I*  íi,  «  ItT 
pan  faciliur  coa  ello  su  estudio.  I);ua!meate,  te  debe  advertir  que  nBWt’  Mll^ 

das,  too  purameate  esquemátícaa,  alendo  por  tauto  convenciotlM  y  tCSftifMS  ÉS 
taclón.  ■  .  ,  ■ 

(s)  Solo  leprcMnuda  en  tino.  .... 
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principales  del  interruptor  y  otro  auxiliar  iiulcpciuUciite.  Sobre  c.ste 
último  se  apoya  una  lámina  o  apéndice  que  ligada  con  el  inle- 
rruptor  principal,  se  separa  de  sii  respectivo  contacto  poco  desjtnés 
que  dicho  interruptor  principal  del  suyo. 

En  drcun.'tancias  nomiales  de  funcionamiento,  la  bobina  se  en¬ 
cuentra  en  corto  circuito-  Al  abrirse  el  interruptor  y  eii  el  monienttj 
en  que  cese  de  efectuar  su  contacto  principal,  pa.sará  momentá¬ 
neamente  toda  la  corriente  a  través  de  dicha  bobina,  ])roducicndo 
un  enérgico  soplo  magnófico  que  anulará  el  arco  que  pudiera  for¬ 
marse. 


Para  la  maniobra  local  del  interruptor  de  snuiinislro,  lleva  a  su 
lado  en  una  cajita  independiente,  dos  pulsadores  o  botones  de  in¬ 
terrupción  gy  t,  que  ordinariamente  son  mantenidos  en  la  posición 
representada  en  la  figura,  por  resortes  convenientes,  y  solo  se  sepa¬ 
ran  de  tal  posición  (rompiendo  el  primero  el  circuito,  y  cerrándolo  el 
segundo)  cuando  se  obra  por  presión  sobre  ellos. 

Como  la  tapa  de  la  cajita  que  los  encierra  se  mantiene  siempre 
cerrada,  lleva  sobre  el  botón  g  un  orificio  tapado  con  crista!  que  en 
caso  de  urgencia  puede  romperse  para  interrumpir  la  corriente  en  el 
circuito  principal. 

Para  la  maniobra  desde  el  cuadro,  lleva  este  dispuesto,  en  sitio 
separado  para  cada  dinamo,  los  pulsadores  g  y  t  de  análogo  funcio¬ 
namiento  a  los  descritos.  Entre  ellos,  y  encerrada  en  una  cajita  ta¬ 
pada  con  un  cristal  rojo  que  lleva  grabada  la  palabra  .\BIERTO, 
va  colocada  una  lámpara  incandescente,  que  solo  se  mantiene  encen¬ 
dida  mientras  la  dinamo  correspondiente  está  produciendo  corriente 


aán  estar  cerrado  el  interruptor  de  suministro. 

La  lámpara  /  colocada  tras  de  la  rejilla  en  la  que  so  lee,  CIRCUI¬ 
TO,  es  la  piloto  de  su  dinamo. 

Expuesto  lo  antedicho  procederemos  a  estudiar  el  funcionamien¬ 
to  de  esta  parte  integrante  de  la  instalación. 

Pitesta  en  función  la  máquina  de  vapor  que  acciona  la  dinamo,  y 
llevada  a  su  régimen  de  velocidad  (400  rs.  p.  m.).  se  producirá  una 
corriente  que  saliendo  de  la  generatriz  por  su  borne  -j-,  pasará 
en  principio  por  la  excitación  derivada,  bifurcándose  después  parte 
de  ella  por  la  bobina  protectora  y  otra  parte  por  el  conductor  que  pa¬ 
sando  por  el  interior  de  la  caja  T,  la  conduce  al  regulador  de  campo 
M  del  cuadro  de  maniobra,  desde  donde  por  otro  conductor  oportuno, 
retorna  nuevamente  al  blok  central — de  la  caja  T.  Por  el  puente  de 
«ifiAn  para  al  blok — superior  y  de  este  por  el  cable— de  la  dinamo 
«ttM  al  borne — de  la  misma.  Se  observará  ahora  que  para  terminar 
ira  fecorrido  deberá  pasar  dicha  corriente  por  la  excitación  en  r/w 
y  a  continuación  por  las  bobinas  de  conmutación,  para  entrar  en  c 

inducido  por  su  escobilla. —  .  ,  ui  ,1™ 

La  corriente  que  también  sale  de  la  generataiz  por  el  (íc 

unión  ligado  con  su  borna  "h,  llegará  al  blok  interme  10  4*  t  c  a 
caja  T.  de  donde  sufre  las  siguientes  denvanones: 

_  A  través  del  fusible/  y  por  su  conductor  correspondiente, 


r 
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p:isará  por  el  7>olfiiu'tro  fiel  cuadro  de  maniobra,  retomando  nueva¬ 
mente  ai — íle  la  caja  T.  De  los  bornes  del  voltmetro  se  toma  la  de¬ 
rivación  ])ara  la  lámpara  piloto  /. 

2". — Al  voHmrtro  de  indicación  local,  sin  fusible  algfuno. 

— A  la  jjieza  metálica  tí’,  del  interruptor  de  suministro,  por  el 
conductor  ¡trincipal  lijíado  entre  dicha  pieza  }'■  el  blok  citado  de  la 
caja  T, 

En  dichas  condiciones,  los  voltmetros  indicarán  el  voltage  de  la 
máíiuina,  y  maniimlando  debidamente  sobre  el  reostato  M,  se  conse¬ 
guirá  mantenerlo  en  condiciones  convenientes,  (225  voltios). 

La  corriente  +  que  llega  a  la  pieza  re  del  interruptor  de  samimY 
tro  no  podrá  j)asar  iior  el  conductor  principal  que  va  unido  con  el  in¬ 
terruptor  N,  |jor  estar  este  abierto.  Tampoco  podrá  hacerlo  por  el 
jirimer  fiusible  de  la  izquierda  y  conductor  con  el  ligado,  i>or  cuanto, 
el  circuito  que  forma  con  la  resistencia  F,  bobina  Y,  y  fusibles  que¬ 
da  abierto  en  el  punto  o  contacto  i. 

Pero  .si,  pasará  por  el  fusible  intermedio  y  conductor  ligado  con 
el  Interruj)tor X;  y  de  este  al  X',  bobina  C,  interruptora,  interruptor 
X',  saliendo  por  el  conductor  que  une  este  último  con  A  ptslsador  g 
local,  de  donde  pasa  al  pulsador  g'  del  cuadro  de  maniobra,  y  pm  la 
lámpara  incandescente  í  al  retorno. 

Si  en  dichas  circunstancias  se  oprime,  el  botón  (  del  cuadro,  se 
elimina  del  circuito  acabado  de  recorrer,  la  resistencia  de  la  lámpara 
/*  (que  quedará  apagada)  y  por  consiguiente  .se  hará  activa  fuerte¬ 
mente  la  bobina  directora  C  que  levantará  o  suspenderá  su  arma-  , 
dura  y  por  tanto  la  varilla a  ella  sujeta,  que  trae  consigo  como 
consecuencia  directa  el  cierre  inmediato  de  los  interruptora  princi¬ 
pales  N,  N'  y  N’,  con  lo  que  se  obtiene  el  paso  de  la  corrimifce 
principal  al  circuito  general. 

Al  jiropio  ticmijo  se  interrumpirá  el  contacto  directo  de  las 
zas  k  y  h  del  interruptor  c,  con  lo  que  se  logra  introducir  en  el  <ár- 
cuito  de  la  bobina  C,  la  resistencia  adicional  E. 

Aún  cuando  entonces  se  suprima  el  contacto  del  pulsador  Z',  di 
circuito  de  la  bobina  C,  queda  asegurado,  puesto  que  el  retorno  de 
la  corriente  se  efectúa  por  el  conductor  que  ligado  coa  di  punto 
])asa  por  el  q,  del  pulsador  local  y  de  este  por  el  conductor  unido  con’ 
el  tomillo  3  del  interruptor  de  suministro,  a  la  planchuela  flexible 
que  lleva  el  N'  y  que  origina  el  contacto  oaaveirá^fe  dbsde 
momento.  : 

También,  por  la  planchuela  flexible  indicada,  queda  cerrado  id 
circuito,  desde  entonces,  de  la  bobina  de  inversión. 

Para  interrumpir  el  funcionamiento  del  intcrrnpior  de  suntifmfytr 
cuando  se  quiere  cortar  la  corriente,  bastará  oprimir  indistintamente 
cualquiera  de  los  botones  g  o  g’,  del  pulsador  local  o  del  cuadro,  con 
lo  que.  al  interrumpirse  la  corriente  en  la  bobina  directora  G,  des¬ 
ciende  o  cae  el  sistema  de  varillas,  que  origina  la  apertura  de  les  in¬ 
terruptores  consiguientes. 
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Para  poiler  efectuar  la  moiiiobra  local  de  cerrar  el  interruptor  de 
suministro,  es  preciso,  de  antemano,  colocar  las  palainptillas  i  </  en 
las  posiciones  señaladas  por  puntos. 

Oprimiendo  después,  oportunamente,  el  botón  /.  se  consigue  el 
cierre  deseado. 

— Interruptores  y  contactores  de  ramal. — Todos  io.s  interruptores 
principales  que  ligados  directamente  con  las  cain  de  senneio  del  nug 
main,  sirven  para  alimentar  los  distintos  circuitos  de!  buque,  sun  de 
funcionamiento  automático,  estando  designados  por  una  sola  tetra 
los  que  con  el  nombre  de  interruptores  de  rama!  para  motor,  .sola  y 
exclusivamente  alimentan  a  un  solo  motor  importante  de  los  distin¬ 
tos  con  que  cuenta  el  buque;  por  dos  letras,  los  que  con  el  nonibre 
de  interruptores  de  ramal  para  cajas  de  empalme  alimentan  enjas 
de  juntas  o  de  sección,  soportando  intensidades  mayores  de  jo  am~ 
perios;  y  por  tres  letras  los  que  denominados  contadores  de  ramal. 
alimentan  cajas  de  juntas  o  de  sección,  de  consumo  menor  a  jo  am¬ 
perios. 

En  el  cuadro  adjunto  se  indican  todos  estos  aparatos,  con  los  cir¬ 
cuitos  que  correspondeu  e  intensidades  aproximadas  que  soportan. 


A  A  A 
BB  B 
C  C  C 
DDD 

I»  t?  tf 
&  Bt  £¡e 

FFF 
G  G  G 


CIRCUITOS  COMPRENDIDOS 


Alumbrado. 

Alumbrado  y  aparatos  de  órdenes  al  timón. 

Alumbrado  v  lámpara  de  destellos. 

Alumbrado;  2  monta-cargas  y  aparatos  pa¬ 
ra  señales  de  peligro. 

Alumbrado;  2  monta-cargas  y  aparatos  pa¬ 
ra  señales  de  peligro. 

Alumbrado  y  radiadores. 

Alumbrado. 

Alumbrado.  ^ 

Alumbrado  y  8  ventiladores  (6  de  125  y 
a  de  7  51. 

Alumbrado;  3  ventiladores  de  1 2  5  !  3  t^er- 
nio  tanques;  2  bombas  y  2  motores  ge¬ 
neradores.  I  , 

13  ventiladores  (i2  de  12‘s  3'  i  de  7  5);  i 
termo  tanque  y  2  motores  generadores. 

3  motores  generadorcai  para  proy’cctorcs  de 
proa. 

Alumbrado  y  4  monta  cargas.  ^ 

Alumbrado,  10  ventiladores  (7  de  125  Y  3 
de  7‘s);  2  termo  tanques  y  i  motor  pa¬ 
nadería  i 


1!>4 
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CIRCUITOS  COMPRIiNDIDOS 

IntensIdAtl 
en  Amperio»* 

G  G 

4  vciitil.adores  de  las  cámaras  de  máquinas. 

208 

H  H 

3  motores  generadores  para  proyectores 

popa.  ^ 

120 

1  1 

4  ventiladores  de  las  cámaras  de  máquinas. 

208 

J  J 

3  ventiladores  (2  de  12*5  y  i  de  7*5);  2  ter- 

ino  tanques  y  i  motor  del  taller. 

60 

K  K 

Alumbrado;  4  ventiladores  (de  i2‘5')  y  dos 

bombas  chicas. 

77 

L  L 

Alumbrado;  5  ventiladores (4 de  125  y  i  de 

72)  y  radiadores. 

75 

A 

Bomba  de  50  Ts  (A). 

70 

B 

Motor  para  giro  de  barbeta  (A), 

80 

C 

Bomba  de  50  Ts  (B). 

70 

D 

Bomba  de  50  Ts  (C). 

70 

E 

Motor  para  giro  de  barbeta  (B). 

80 

F 

Chigre  de  carboneo. 

88 

G 

Chigre  de  carboneo. 

88 

H 

Bomba  de  50  Ts  (D). 

70 

I 

Motor  para  giro  de  barbeta  (C. 

80 

J 

Chigre  de  carboneo. 

82 

K 

Alternador  para  T.  S.  H. 

75 

L 

Chigre  de  carboneo. 

82 

M 

Bomba  de  50  Ts  (E). 

70 

N 

Motor  para  giro  de  barbeta  (D). 

80 

0 

Bomba  de  50  Ts  (P). 

P 

Cabrestante  de  ¡lopa'- 

tlt 

INOTA. — Entre  los  rntcrruptores  de  ramal ’P.  G.  J.  L.  P.,  y  sus 
motores  corresiKindientes,  hay  situadas  unas  cajas  conmutadoras, 
de  las  que  se  derivan  los  circuitos  de  alimentación  del  engalanado 
o  alumbrado  de  gala. 

Interruptores  de  ramal  para  ca  ja  de  empalme. — Está  represeatadb 
en  esquema  en  la  fiff.  3.  Por  su  parte  alta  entran  los  cables  portado¬ 
res  de  corriente  procedentes  de  la  caja  de  servicios  correspondiente, 
saliendo  por  abajo  para  unirse  con  la  caja  de  empat0te.  IdS  ^laocaS: 
N' de  los  interruptores  principales  son  accionadas  por  un  artiScio 
parecido  al  descripto  en  los  interruptores  de  suministro.  Las  bobinas 
L  llamadas  de  sobre  carga,  e  instaladas  en  serie  en  los  dos  conduc¬ 
tores  jirincipale.s,  ]}ucdcn  actuar  sobre  el  interruptor  de  disyunción  N, 
cuando  la  corriente  que  por  el  aparato  circule,  pudiera  hacerse  pe- 
lifírosa- 

Un  doble  interruptor  combinado,  A,  cierra  y  abre  respectivameii- 


A. 

r 
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te  el  circuito  entre  los  contactos  o  c  y  a  r.  jiara  lo.s  fines  conve¬ 
nientes. 

Todos  los  interruptores  de  ramal,  que  como  el  «lescrito,  sirven 
para  alimentar  cajas  de  empalme  o  unión  de  wirios  circuitos,  jnieden 
ser  accionados  desde  su  inmediación  o  desde  el  cuadro  de  maniobra. 
Las  conexiones  para  ello  indispensables,  están  indicadas  en  el  es¬ 
quema. 

Sí  se  desea  maniobrar  desde  el  cuadro  es  necesario  a  prion  colo¬ 
car,  en  la  cajita  ác pulsación  local,  las  palanquitas  de  unión  de  con¬ 
tactos,  tal  como  se  representan  en  la  fijíura.  En  tales  condiciones, 
bastará  oprimir  momentáneamente  el  pulsador  de  cierre,  en  el  cuadro, 
para  obtener  la  conjución  del  aparato.  En  efecto,  la  corriente  que 
procedente  del  llega  por  el  conductor  ri-  al  intemipton 

pasa  por  el  fusible  /,  interruptor  A,  (contactos  a  e),  bobina  S,  in¬ 
terruptor  de  sobre  carga  N,  pulsador  local  b,  (cerrado  de  ordinario) 
conductor  de  unión  con  el  cuadro  de  maniobra,  pulsador  de  abrir  del 
mismo  (también  cerrado  de  ordinario)  y  por  el  pulsador  de  cerrar, 
(que  se  oprime  para  ello  convenientemente)  y  fusible  correspon¬ 
diente,  a  la  barreta — del  cuadro  de  maniobra,  que  por  P  y  P'  se  une 
con  di  cable — del  rin^-main. 

Cerrado  así,  el  estudiado  circuito,  se  hará  activa  la  bobina  S,  y 
por  consiguiente  accionará  al  sistema  de  varillas  y  palancas  que 
derran  los  interruptores  N',  por  los  que  pasará  desde  entonces  la 
«MTÍente  príndpal  qtie  debe  alimentar  la  caja  de  empalmes  rcsfiecti- 
v*.  El  interruptor  combinado  A,  cambiará  de  posición,  cerrando  el 
circtllto  entre  oy  c  y  abriéndolo  entre  a  y  c.  Por  o  y  r,  se  asegura  el 
retomo  de  la  corriimte  que  activa  a  la  bobina  S,  cuando  deja  de 
oprimirse  el  pulsador  de  cerrar.  La  ruptura  entre  a  y  c,  intercala  en 
el  drcuito  de  la  bobina  S,  a  la  resistencia  R. 

La  interrupdón  o  disyundón  del  aparato,  puede  lograrse  indis- 
tíntamente,  desde  el  cuadro  o  desde  el  pulsador  local.  Basta  para 
ello,  oprimir  el  pulsador  de  abrir  del  cuadro,  o  el  b,  del  aparato  local. 
Con  cualquiera  de  ellos  se  inactiva  a  la  bobina  S,  y  por  tanto  se  ob¬ 
tiene  la  disyunción. 

Para  poder  maniobrar,  localmente,  hay  t|uc  variar  la  colocación 
de  las  palanquillas  en  la  cajita  de  pulsadores.  La  posición  que  debe¬ 
rán  tener  para  esta  maniobra,  está  indicada  por  puntos. 

Todos  los  interruptores  principales  de  la  instalación,  tienen  ade¬ 
más  de  los  accesorios  descritos,  las  correspondientes  bobtnat  de  soplo 
magnético,  retardadores  para  el  funcionamiento  del  interruptor  de 
carga,  y  reguladores  de  ¡a  intensidad  miíxima  a  que  el  minio 
debe  funcionar. 

Se  omiten  en  el  gráfico,  para  evitar  confusiones. 

Interruptores  de  ramal  para  motor  — Está  representado  en  la  fi- 
gnva  $.  Solo  difiere  dcl  anterior  en  la  disposición  dei  doble  interrup¬ 
tor  At  y  bu  conexiones  que  lo  ligan  con  el  pulsador  local  y  con  el 
ftfadfo.  Como  estos  aparatos  no  se  disponen  para  la  maniobra  local, 
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carecen  de  ¡.ulsador  de  cerrar  en  la  caja  correspondiente.  En  el  cua¬ 
dro^  solo  disponen  de  un  interrujitor  ordinario  para  su  manejo. 

Los  terminales  — ,  y  r,  {indicado,s  en  la  parte  baja  del  apara¬ 
to)  rej.rc.sen tan  lo.s  contactos  corresj.ondientes  del  fottlroUcr  del  mo¬ 
tor  f¡uc  alimenta.  Cerrado  i.rcvdainentc  el  interruptor  oportuno  del 
cuadro  de  inatiiobra,  solo  fallara  para  obtener  el  cierre  del  interruptor 
de  ramal,  <[uc  nioincntancaniente  se  unan  por  un  artificio  cualquiera 
los  tenniuales  r  y  — . 

I’.,]  circuito  cerrado  que  entonce.s  se  forma  es  el  siguiente:  con¬ 
ductor  priiicij.ai  fusible  f,  interruptor  A,  bobina  S,  interruptor 
N,  juilsador  h,  interruj.tor  correspondiente  del  cuadro  de  maniobra, 
contacto  re  de  la  caja  de  pulsadores,  contacto  ,v  del  aparato,  con¬ 
ductor  principal, — terminal — del  controller  del  motor,  terminal  r  del 
nii.snio,  fusible  /  y  conductor — de  retorno. 

Las  do.s  disj.osicioiies  empleadas  para  efectuar  el  cierre  entre  los 
terminales  —  y  r,  para  iniciar  el  funcionamiento,  se  representarán 
iiia.s  adelante  al  dc.scribir  los  aparatos  respectivos. 

Lontncforr.s  de  ranyal.—^w  esquema  y  cone.viones  con  el  cuadro  é 
intcrruj.tor  local,  están  representadas  en  la  figura  4. 

Por  él  puede  verse  que  su  constitución  y  funcionamiento  es  en 
e.sciicia  similar  al  de  los  anterionnente  descritos.  No  tiene  bobinas 
ui  inlerruj.tor  de  sobre-carga,  y  el  conmutador  interior  C  sirve  in- 
chstintamcnte  para  ligar  el  aparato  con  el  interruptor  local  o  con  el 
dcl  cuadro  de  maniobra. 

No  se  insiste  má,s,  sobre  el  funcionamiento  de  estos  aparatos,  pof 
.ser  sobradamente  fácil  deducirlo,  con  la  simple  inspección  de  la  li* 
gura.  .  ,  . 

Cuadro  general  de  maniohra. — Está  situado  en  la  cámara  princi¬ 
pal  de  diuamo.s  y  cu  el  están  comprendidos  todos  los  aparatos  ucee* 
sario.s  j.ara  la  conmutación  y  asociación  de  las  4  generatrices  y  la 
de  los  interruptores  y  contuctores  de  ramal  que  alimentan  distin¬ 
tos  circuitos  de  la  instalación.  s  .  ” 

Ivstá  constituido  jjor  una  sólida  armazón  de  hierro,  sobre  la  íjáe. 
\'an  instalados  todos  los  accesorios,  debidamente  aislados  con  mica- 
Hita, 

La  figura  6  representa  el  esquema  general  de  su  montura.  Para 
la  maniobra  de  cada  una  de  las  dinamo.s,  existen  en  él,  además  de 
los  dos  aparatos  de  im-dida  indispensables  (voltímetro  y  amperitne- 
tro),  un  regulador  SI.  de  campo,  el  doble  pulsador  que  dirige  la  con¬ 
junción  y  disyunción  del  interruptor  de  suininislro  y  una  lámpara 
pdoto. 

Como  en  la  figura  2“.  se  indicaron  ya,  las  conexiones  de  los  mis¬ 
mos  con  la.s  dinamos  números  i  y  4,  solo  añadiremos  aquí  que  las 
corre.si.ond¡entes  a  las  núnieros  a  y  3  son  idénticas,  excepción  hecha, 
de  que  los  retornos  r  y  r  de  los  reostatos  de  las  mismas,  se  unen 
directamente  con  los  tenninales  negativos,  y  que  los  hilos  a*  y  x"  que 
conducen  la  corriente  a  los  voltímetros,  proceden  también  directa¬ 
mente  de  los  terminales  positivos,  pasando  por  míos  fusibles  eqce- 
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rrados  en  las  cajitas  F'  y  F',  antes  de  su  unión  con  los  aparatos  del 
cuadro. 

Para  el  acuse  inmediato  de  cualquier  pérdida  a  tierra  que  puctia 
presentarse  en  la  instalación,  vá  dispuesto  en  el  cuadro  un  sistema 
indicador,  compuesto  por  dos  lámparas  incandescentes  l  y  de  tal 
manera  instaladas,  que  pueden  denunciar  por  su  brillo  la  existencia 
del  defecto. 

En  la  cajita  F,  se  conectan  los  conductores  .,  y p^’ que  jirocc- 
den  respectivamente  del  cable  positivo  que  pasa  por  las  cajas  de 
servicio  números  4  y  13  del  nng-mnm. 

Un  fusible  /puede  servir  de  puente  entre  los  bornes  d  y  d  o  entre 
los  d  y  segrún  convenga.  Hecha  la  instalación  tal  cual  se  represen¬ 
ta,  estudiemos  el  funcionamiento  del  nombrado  sistema  indicador. 

Si  se  cierran  los  pequeños  interruptores  to  y  re,  y  ante  la  suposi¬ 
ción  de  no  existir  defecto  alguno  en  la  instalación,  se  encederán  las 
dos  lámparas,  por  igual,  aun  cuando  con  brillo  escaso,  por  estar 
montadas  en  série  como  puede  comprobarse.  (El  circuito  entonces 
formado  será  conductor  /  fusible/  interruptor  w  lámpara  t,  torni¬ 
llo  /,  marco  del  cuadro  o  tierra,  tomillo  P ,  lámpara  í  interruptor  re 
y  barreta  negativa  del  cuadro  que  por  P  y  P’  se  une  con  el  cable 
negativo  del  ring-main,  en  las  cajas  de  servicio  números  4  y  13). 

Si  en  tales  condiciones,  se  presentase  una  pérdida  a  tierra  en  un 
conductor  posiltoo  de  cualquier  aparato  o  línea,  la  lampara  t  bri¬ 
llaría  con  más  intensidad  que  la  L  Ixj  contrario  ocurriría  si  la  pérdi¬ 
da  tuviese  lugar  en  un  conductor  negativo. 

Para  la  maniobra  de  Xos  interruptores  y  contactares  de  ramal  van 
dispuestos  en  ¿  cuadro,  los  pulsadores  e  interruptores  simples  que  se 


expiesaSK 

i  \  pulsadores  dobles  (de  abrir  y  cerrar)  con  las  lamparas  que  de- 
lawta»  la.pfmjutidón  o  disyunción  de  los  aparatos  con  ellos  ligados. 
(Como  solo  son  12  los  interruptores  de  ramal  para  cajas  de  empalme 
instalado^  quedan  libres  2  pulsadores  dobles). 

tB  inlerruptares  simples  con  lámparas  indicadoras.  (De  ellos,  solo 
16  acriotuin  a  otros  tantos  interruptores  de  ramal.  De  los^  2  sobran¬ 
tes,  se  utiliza  uno  como  retomo  general  de  los  que  alimentan  el 


sdttmbradodegala.  , 

9  interruptores  simples,  sin  lámparas;  para  8  con  tactores  de  ra- 

mah  (^eda  ttuo  libre).  , 

Cmno  en  el  esquema  mencionado  se  representa  totalmente  la 
iastatacíóa  dd  cuadro,  creemos  inoportuna  una  mayor  descnpcion. 

se  añadirá  que  en  los  bornes  de  entrada  ik  la  cornente.  de 
los  interruptores  que  corresponden  a  los  aparatos  F.  G.  J.  y  > 
li^ut  adiaos  olios  conductores  indicados  respectivamente  por  ios 
números  a,  4.  i.  3  y  5  Qae  por  sus  otros  extremos  van  unido^on 
unos  interruptores  ordinarios  «.locados  en  el  puctUe  pa 


Oportunamente  se  insistirá  sobre  este  exteemo. 
JDistribueién  de  la  corriente  correspondiente  a 


una  caja  de  serví- 
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CIO. — E»  las  derivaciones  tomadas  del  rñtg-iiiam  a  través  de  las  de¬ 
nominadas  cajas  de  servicio,  se  intercalan  en  primer  lugar  como  se 
ha  dicho,  los  interruptores  o  contactores  de  ramal. 

Los  electro-motores  de  mayor  potencia,  que  accionan  los  chigres 
dcc  arboneo,  bombas  de  50  Ts.,  giro  de  las  barbetas,  alternador  de  la 
telegrafía  sin  hilos  y  el  cabrestante  de  popa,  corresponden  a  cireuitos 
independientes,  alimentados  por/>//rm///i9r  de  ramal  exclusivo. 

Los  motores  restantes  de  menor  potencia,  alumbrado  y  demás 
aparatos  de  consumo  corresponden  a  circuitos  derivados  de  ciertas 
cajas  de  empalme,  que  con  los  nombres  de  cajas  de.  juntas^  de  seccidn 
y  de  derivación  facilitan  la  nccidn  distribuidora.  Los  interruptores  o 
contactores  de  ramal  van  dispuestos,  en  este  caso,  entre  su  corres¬ 
pondiente  caja  de  servicio  y  la  de  empalme  más  inmediata. 

En  la  fijura  7  se  representa  la  instalación  conjunta  de  uno  de  los 
circuitos  múltiples,  derivados  de  una  de  las  cajas  de  servicio. 

En  ella  puede  verse,  <iue  de  la  caja  deservicio  C,  parten  los  dos 
conductores  que  se  ligan  con  el  interruptor  de  rameril  y  que  salen 

nuevamente  de  este  para  alimentar  a  la  J- ' 

De  esta  última  se  derivan  3  circuitos,  uno  de  los  cuales  corres¬ 
ponde  a  la  caja  de  sección  S.  Uno  de  los  5  ramales  que  a  esta  illtima 
conenrren  pertenece  s  la  caja  de  dislriinuión  D,  de  la  cual  se  dterivau 
los  cinco  circuitos  de  alumbrado  indicado.  < 

Cajas  de  servicio.—Son  de  hierro  fundido,  altando  divididaa  en 
dos  parles  para  poderlas  instalar  sobre  el  rinf'  mam.  Pre.scntnn  los 
orificios  cotnsi  guien  tes  para  el  paso  de  los  cables,  obteniéndose  la 
necesaria  estaiiqucidad  por  prensas  ep<NrttttioK  t' 

Unas  mordazas  o  abrazaderas  metálicas  a,  snjeta.s  fuertemente, 
por  medio  de  tornillos,  al  núcleo  de  alambres  conductores  del  ring 
mam,  jiresentau  los  convenientes  rebajos  jinra  aprisionar  igualmente 
n  los  ligados  con  el  interruptor.  Para  mayor  abundancia  de  seguri¬ 
dades  van  estañadas  adcmá.s,  todas  estas  conexiones  metálicas.  Las 
cajas  de  servicio  viui  rellcna.s  con  uii  betún  aislador,  que  se  werte 
en  ellas  (despué-s  de  cerrnilns)  por  unos  otiñeioa  oue  presentan  las 
tnpa.s  nnleriore.s  en  »u  parte  más  alta*  ’  ;  ;  i*  > 

Aun  cuando,  la  indicada  en  la  figura,  es  solo  utlllimbk  para  la 
derivación  de  un  ramal,  las  hay  también  de  dos,  de  tres  y  hasta  de 
cuatro  ramales. 

Cajas  í4\/««/rt.r.— Son,  igualmente  de  hierro  fundido,  y  perfecta¬ 
mente  estancas,  Las  hay  de  tres  y  cinco  rnmnlc.s  o  derivaciones. 

En  su  interior^  debidanicute  aisladas  de  la  masa,  van  Kujctaa 
dos  barretas  metálicas  a  las  <|ue  se  ligan  los  cables  procedente.^  del 
interruptor.  Los  extrcmo.s  ile  los  cunduclures  de  salida  se  embornan^ 
n  unas  piezas  metálicas  también  fijn.s  y  aisladas  eii  el  interior  de  loa 
cajas,  fja  ü)iortuna  unión  entre  dichas  piezas  y  las  barretas,  se  ob¬ 
tiene  {lor  mediación  iXt:  fustldes.  El  número  toUil  de  cajas  do  jttntaa 
instaladas  son  13;  .siendo  7  de  5  ramales  y  6  de  3, 

Cajas  de  .teeción, — Todas  ellu.s  son  de  5  ramales.  Un  ¡titerraptor 
bipolar  (pie  se  acciona  desde  el  exterior,  permite  o  no,  comuntear, 
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los  contactos  metálicos  que  reciben  los  conductores  de  In  caja  de 
juntas,  con  las  barretas  distribuldora.s,  fijas  en  su  interior.  De  oslas 
y  a  través  de  Xos/usibles  correspondientes  .se  derivan  los  ramales  con 
la  caja  ligados. 

Las  cajas  de  sección  instaladas  son  33. 

Cajas  de  derivación, — Son  de  disposición  idéntica  a  la  de  las  ca¬ 
jas  de  sección.  Las  hay  de  5  y  de  8  derivaciones,  {21  de  la.s  primeras 
y  35  de  las  segundas).  Uno  de  los  circuitos  que  alimenta,  llamado  de 
poliefa,  se  liga  directamente  con  los  bonjcs  de  entrada,  con  lo  que  se 
consigue  tener  corriente  en  él,  aun  cuando  se  tenga  abierto  el  inte¬ 
rruptor  bipolar  de  la  caja, 

ALUMBRADO  ELÉCTRICO 

Los  distintos  circuitos  que  alimentan  las  lámparas  de  incatidc.s- 
cencia  instaladas  para  la  iluminación  ordinaria  dcl  biuinc,  son  deri¬ 
vadas  de  ciertas  cajas  de  distribución,  convenienteincntc  situadas  en 
las  inmediaciones  de  los  compartimieutos  que  iluminan. 

El  montaje  de  los  aparatos  jiorta  lámparas,  interruptores  y  de¬ 
más  accesorio.s,  responde  a  la  disposición  que  se  indica  en  la  fíg.  7, 
cinco  circuitos  derivados  de  la  caja  de  distribución  D,  rc{irc- 
seutan  las  distintas  combinaciones  empleadas  cu  la  instalación  que 
nos  ocupa.  Bn  el  primero  a,  está  indicada  la  montura  de  7  lámparas 
con  iulemiptor  indcpcudícntc  ])ara  cada  una;  en  el  circuito  á,  se  re¬ 
presenta  la  do  8  lámjiaras,  accionadas  dos  a  dos  jior  un  interruptor, 
cu  c,  se  íiidicn  la  instalación  de  8  lámparas  divididas  en  tre.s  grupos, 
de  una,  tres  y  cuatro  respectivamente,  siendo  accionado  cada  grupo 
por  un  interruptor;  en  el  circuito  d  .se  rcprc.scntan  7  láiuiiaras 
accionadas  en  conjunto  jxir  un  solo  interruptor,  y  el  último  circuito 
í’  llamado  de  poliet'a  consta  de  8  lámparas  maniobradas  también  por 
una  sola  llave  de  interrupción. 

La  iustaladión  de  los  conductores  está  hecha  respondiendo  a  un 
principio  de  eliminación  de  juntas  y  empalmes  con  el  fin  de  evitar 
las  causas  o  motivos  unís  frecuentes  de  averías  locales.  Todas  las 
uniones,  se  efectúan  aquí,  en  el  interior  de  los  aparatos  porta  lámpa¬ 
ras  e  interruptores,  que  sou  en  su  mayoría,  de  tal  construcción,  ipie 
asegura  la  estanipieidad. 

El  número  de  lámparas  imstaladas  en  el  buque,  e.s  apro.ximada- 
mente,  el  de  1 .300, 

La  iluminación  de  lo.s  pañoles  de  nmiiicíoue.s,  se  obtiene  por  apa¬ 
ratos  fijos  y  estancos  cuya  iiistalacióu  va  protegida  por  tubos  metá¬ 
licos,  con  el  fin  de  a.segurarla  contra  la.H  cnirsas  que  pueilnn  ser  ori¬ 
ginarias  de  ¡iicendius.  Por  Igual  motivo,  van  instalados  fuera  de  los 
panoIe.s  los  iiiterrujitore.s  corre.spoiidieiite.s  a  las  lámparas  fijas. 

Como  ¡linililUición  sujiletoria,  para  los  departamentos  referidos, 
se  utilizan  unas  lámparas  portátiles,  instaladas  en  cajilas  tie  imide- 
ra  que  contienen  nu  juego  de  acumuladores  para  la  protluccion  de 
la  energía  necesaria. 

Tara  bi  iluuiUittdóu  exterior  del  buque  en  casos  e.Htraordimtrio.s 
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de  festejos,  cuenta  además  con  un  alumbrado  de  Rala,  cuya  disposi¬ 
ción  se  estudiará  más  adelante. 

ELECTRO-MOTORES 

Múltiples  c  importantes  servicios  son  confiados  en  este  buque  a 
mecanismos  accionados  eléctricamente,  que  han  substituido  elegan¬ 
temente  a  los  pesados  y  voluminosos  dispositivos,  que  utilizan  la 
pn-stón  dil  vapor,  o  la  huirdultca. 

Los  servicios  de  ventilación,  ascensión  de  municiones,  carboneo, 
achique,  contraincendios  y  otros  tan  variados  como  importantes,  se 
obtienen  con  aparatos  movidos  por  motores  eléctricos. 

Aparte  de  algunos  que  por  su  juciior  importancia  no  merecen 
ser  nombrados,  cuenta  la  instalación  con  los  105  electro  motores, 
enumerados  en  el  siguiente  cuadro: 


1  Número 

DESCRIPCIÓN 

Poteuda 

H.  P. 

9 

Motores  jiara: 

Ventiladores  de  7  4". 

0*5 

37 

Motores  para: 

Ventiladores  de  1 2  4". 

1*5 

8 

Motores  para: 

Ventiladores  de  35*  para  las  cámaras  de  má- 

quinas. 

to 

1 

Motor  para; 

Ventilador  de  termo-tanque.  - 

6 

3 

Motores  para: 

Ventiladores  p.ira  ídem  ídem.  “ 

■5 

4 

Motores  para; 

Ventiladores  para  ídem  ídem,  ■ 

4 

6 

Motores  para  bombas  de  contraincendios  y  sen* 

tina  de  50  Ts. 

14 

'2  ■  ■ 

2 

Idem  para  bombas  de  agua  salada  (sanitarias). 

2 

Idem  para  bombas  de  agua  dulce. 

2*5 

4 

Idem  para  chigres  de  carboneo. 

20 

I 

Idem  para  el  cabrestante  de  popa. 

io 

1- 

I 

Idem  para  la  panadería. 

I  I 

Idem  para  el  taller  mecánico. 

8 

4 

Idem  para  el  giro  de  barbetas. 

2o 

8 

Idem  para  ascensores  de  municiones. 

a  ’ 

I 

Idem  para  la  sondaleza. 

'y 

Motores  generadores  para  el  servicio  de  teléfo- 

nos  y  timbres. 

2 

Idem  Ídem  para  servicios  de  artillería. 

2 

Motores  generadores  para  señales  de  peligro. 

6 

Motores  generadores  para  los  proyectores. 

I 

Motor  alternador  para  la  T.  S.  H- 

Atcjv.- 

L,i  Jv  ¿ií 

Finid.! 
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V^entiladOPOS. — Excepción  hecha  de  la  ventil.acjón  forza¬ 
da  de  las  cámaras  de  calderas  que  es  obtenida  por  aparatos  .'icctona- 
dos  por  motoras  de  vapor,  todo  el  servicio  restante  del  biujuc.  está 
confiado  a  los  movidos  eléctricamente. 

La  acción  combinada  de  estos  últimos  aparatos  que  por  su  e.stii- 
diada  disposición  funcionan  distintamente  aspirando  el  aire  ilcl  ex¬ 
terior  o  extrayéndolo  de  los  departamentos  interiorc.s.  pennite  a.sc- 
gurar  una  circulación  y  renovación  de  aire  a  través  de  las  canali;za- 
ciones  distribuidoras  dispuestas  con  tal  objeto. 

El  .seraúcio  eléctrico  de  ventilación,  podemos  considerarlo  dividi¬ 
do  en  tres  grupos  independientes. 

1. ”  La  ventilación  general  del  buque,  confiada  a  los  ventilado¬ 
res  de  7  4'  y  12  i’,  que  suman  en  total  .^6  aparatos. 

2. ”  La  ventilación  de  las  cámaras  de  máquinas  por  los  8  venti¬ 
ladores  de  35’  ya  nombrados. 

3. "  La  ventilación  de  los  pañoles  de  pólvora  y  municione.s,  ob¬ 
tenida  por  8  ventiladores  combinados  con  otros  tantos  aparatos  Ar- 
vto~tam}itcs. 

Ventiladores  de  7  4”. — Los  datos  característicos  que  correspon¬ 
de»  a  los  electro-motores  que  nos  ocupa,  están  indicatios  en  el  si¬ 
guiente  cuadro. 


l'Vetto. 

Aiap*. 

PntesrJa. 

n.  p. 

lierüU. 
pof  mlntrlo. 

.  . 

ftiUuitorcR. 

1  , 

j  230 

l‘l6 

0*5 

1.260 

Serie. 

. . . 

2  jg'ó  a  15“ 

6*38  íla  I5''j 

Ea  la  figura  8,  se  representa  esquemáticamente  la  disposición  de 
motor.  Un  doble  interruptor,  accionado  por  una  palanca  común 
N,  permite  su  maniobra,  sin  otro  dispositivo  adicional. 

;  Ventiladores  de  12  í'.— Estos  electromotores,  son  tetrapolares 
con  excitación  série,  pudiéndose  obtener  dos  velocidades,  merced  a 
una  ingeniosa  disposición,  que  permite  colocar  las  cuatro  bobinas 
induetoras  en  serie  o  en  paralelo,  según  convenga. 

El  controller  de  maniobra  (colocado  inmediatamente  encima  del 
motor)  consta,  como  puede  verse  en  la  figura  9,  de  un  eje  E,  sobre  cl 
que  van  montadas,  (aún  cuando  aisladas  debidamente  del  mismo),  las 
pie^s  conmutadoras  a,  b,  c.  o. 

De  los  soportitos  fijos,  3,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  (que  sirven  a  la  par  para 
embornar  a  ellos  los  conductores  de  la  instalación),  salen  renos  dedos 
o  esíxjbillas  metálicas  que  pueden  apoyarse  sobre  las  piezas  del  con¬ 
mutador,  cuando  se  acciona  el  aparato. 

Forman  también  parte  del  controller  las  3  bobinas  r.  :  y  r. 

La  z  (bobina  de  mínima)  tiene  por  objeto,  actuar  .sobre  un  linguete 
o  palanquilla  que  sirve  de  retención  al  eje  de  maniobra,  en  l.as  dos 
posiciones  que  corresponden  a  las  dos  velocidades  del  motor.  Si  por 
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un  nccidentc  cualquiera,  la  corriente  que  la  atraviesa,  alcanzase  un 
valor  mínimo  determinado,  dejará  de  actuar  sobre  el  linfíuete,  y  por 
tanto  libre  al  eje  de  maniobra  que  volverá  automáticamente  a  su  po¬ 
sición  neutra,  obligado  por  un  resorte  antagonista  conveniente. 

La  z  (bobina  de  máxima)  va  dispuesta  de  tal  modo  que  cuando 
la  corriente  que  jjor  ella  circula,  llega  a  un  límite  conceptuado  co¬ 
mo  i)eligro.so,  desembraga  la  retención  del  eje  de  maniobra  para  ob¬ 
tener  la  disyunción  del  controller. 

(bobina  soplete),  soplo  magnético  sahxfí  los  con¬ 

tactos,  en  el  momento  de  la  disyunción. 

El  funcionamiento  del  conjunto  es  como  sigue  al  actuar  sobre  el 
eje  de  maniobra  para  poner  en  marcha  el  motor  se  verificarán  pri¬ 
meramente  los  contactos  de  los  dedos  o  escobillas  5  y  6  con  la  pieza 
a;  del  j  con  la  o;  del  7  con  la  h,  y  de  los  9  y  10  con  la  c. 

En  dichas  condiciones,  la  corriente  exterior  que  afluye  al  con¬ 
tacto  6  por  el  conductor  con  él  embontado,  pasará  por  a  al  j,  bobina 
de  mínima  z,  borne  4,  inductores  e  y  /  (montados  en  paralelo),  con¬ 
tacto  7,  pieza  h,  puente  de  unión  con  la  o,  contacto  3,  inductores/y 
f  (también  dispuestos  en  paralelo),  armadura  del  motor,  bobina  so¬ 
plete,  bobina  de  mdxmta  z,  contacto  10,  pieza  c  del  conmutador,  con¬ 
tacto  9  y  conductor  negativo  o  de  retorno.  Como  las  bobinas  induc- 
toras,  con  tal  disposición,  quedan  intercaladas  en  serie  dos  a  dos,  la 
velocidad  que  el  motor  adquirirá  será  relativamente  moderada. 

Si  se  adelantase  entonces  la  posición  del  conmutador,  variarían 
en  parte  los  contactos  efectuados,  que  serían  en  este  segundo  caso; 
los  3,  5  y  6  con  la  pieza  metálica  a;  los  7  y  8  con  la  b,  y  los  9  y  10 
con  la  c.  La  corriente,  que  afluye  entonces,  por  el  contacto,  tf  a  la 
pieza  a,  se  bifurcará  a  la  par  por  los  conductores  ligados  con  los  j  y 
5  (en  contacto  también  con  dicha  pieza).  La  que  se  deriva  por  pa¬ 
sando  por  la  bobina  z,  inductores^  e  y  contacto  7,  planchuela  h  y 
contacto  8,  concurrirá  en  la  escobilla  t  del  motor,  con  la  que  deriva¬ 
da  por  3,  llegará  a  la  misma  escobilla  t  después  de  haber  circulado 
por  los  inductores /y/.  Sumadas  las  corrientes  cu  dicho  punto  de 
concurrencia,  terminarán  su  recorrido,  pasando  por  la  armadura  del 
motor,  bobina  soplete,  bobina  de  máxima,  contacto  10,  plancittteta  t  y 
contacto  de  retomo  p.  En  estas  circunstancias,  quedan  todas  las  bo¬ 
binas  inductoras  en  paralelo,  lo  que  hace  disminuir  la  resistencia 
del  circuito  y  por  tanto  aumentar  la  velocidad  del  motor. 

En  el  cuadro  que  ^  acompaña,  se  reseñan  algunc»  datos  cacae* 
terísticos  de  estos  aparatos. 


VolU. 

Ampa. 

Poicnda 
H.  P. 

B«VOIU6ÍO* 

MI 

f>-  m* 

EndUeite. 

P«>M. 

BeiUtenctii 
liMiaciao  •  U*  C 

Bctlitoneit 
de  1m  4  bobiou 
«nidcie. 

220 

53 

a 

1.050 

a 

1.300 

Série. 

4 

2‘l  0 

15*4  Q 
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Ventiladores  de  jj.'—Los  motores  que  accionan  a  estos  aparatos 
son  también  tetrapolares,  con  excitación  en  serie.  Se  jmeclen  obte¬ 
ner  tres  velocidades  por  medio  de  una  disposición  parecida  a  la  des¬ 
crita  anteriormente. 

En  el  esquema  de  la  figura  10,  puede  estudiarse  su  disposición  v 
funcionamiento. 

Las  bobinas  Z,  Z'  y  S,  son  respectivamente  las  de  mínima,  má¬ 
xima  y  sóplele  magnético. yes.  resistencia  R  está  dispuesta  para  in¬ 
tercalarse  en  série  en  el  circuito ; general  cuando  se  desee  la  mínima 
velocidad  del  motor. 

En  la  primer  posición  del  <zonm\x\.sAQx  (marcha  lenta),  las  bobi¬ 
nas  inductoras  quedan  dispuestas  en  série,  e  intercalada  también  en 
el  circuito  la  resistencia  adicional  R. 

En  la  segunda  posición,  se  elimina  la  resistencia  R,  continuando 
las  bobinas  inductoras  en  série. 

.  l  En  la  tercera  posición,  (toda  velocidad),  se  varía  la  colocación  de 
las  bobinas  inductoras,  que  quedan  todas  dispuestas  en  cantidad. 

Algunos  datos  característicos,  de  estos  motores  son  indicadas 
a  continuación. 


Ventiladores  de  los  termo-tanques. — Los  motores  correspondien¬ 
tes  a  estos  aparatos,  son  manipulados  por  controller  independiente. 
I1O9  ocho  son  tetrapolares,  con  excitación  Shunt,  existiendo  etitrc 
ellos  las  pequeñas  variantes  que  pueden  obser\'arse  en  el  siguiente 
cuadro. 


En  la  figura  1 1,  se  representa  el  esquema  de  su  disposición,  en  el 
que;  son  indicadas  por 
^  la  bobina  de  nunima. 
bobina  de  máximo. 

^  una  resistencia  adicional  a  la  bobina  de  mínima. 

N,  la  resistencia  del  regulador  de  campo. 

M,  la  reristencía  de  arranque. 
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El  eje  E,  {sobre  el  que  va  montado  debidamente  aislado  el  con¬ 
mutador),  se  maniobra  desde  el  exterior  por  mediación  de  un  volan¬ 
te,  venciendo  para  ello  la  tensión  de  un  resorte  que  tiende  a  man^ 
nerlo  en  su  posición  ncnlra.  La  retención  del  conmutador,  se  obtie¬ 
ne  por  nn  dispositivo  de  retención  que  acciona  la  bobina  de  mínitm. 
La  apertura  automática  en  caso  de  sobre  carga,  es  dirigida  por  la 
bobina  de  mdxima,  al  obrar  sobre  un  sistema  que  origina  el  desem¬ 
brague  del  eje  de  maniobra. 

También  puede  accionarse  a  voluntad  este  mecanismo  de  dis¬ 
yunción  uprimiendo  un  botón  que  sobresale  por  la  parte  baja  de  la 
caja  del  controller. 

Para  estudiar  el  funcionamiento,  se  observará  que,  en  la  primera 
posición  del  conirollrr,  (línea  de  trazos  i),  el  camino  seguido  por  la 
corriente  que  afluye  al  aparato  por  el  conductor  ligado  con  el  con¬ 
tacto  fijo  13 ,  será;  pieza  b  del  conmutador,  contacto  ti  bobina  i,  y 
punto  X.  Desde  aquí,  se  bifurca  la  corriente;  pa.sando  una  pequeña 
parte  de  ella  (dada  la  gran  resístaicia  del  circuito)  por  la  bKibína  s, 
resistencia  R.  contacto  6'  pieza  a  del  conmutador,  contacto  lo  j  re¬ 
torno. 

La  corriente  principal  pasará  de  x.  al  motor;  en  donde  sufrirá 
una  nueva  bifurcación,  que  alimentará  por  una  parte  las  bobinas  iá-< 
ductoras,  y  ¡lor  otra,  pasando  por  la  armadura  del  motor,  contite*¡ 
to  fijo  g',  resistencia  de  orr^que  M,  contacto  6',  y  planchuela  coo-j 
mutadora  a,  retornará  a  la  línea  por  el  contacto  negativo  lo'.  j 

En  la  segunda,  tercera  y  cuarta  posición  del  controller,  se  elimi- ; 
nan  sucesivamente  las  secciones  correspondientes  de  la  resistencia ' 
total  de  arranque,  para  ir  obteniendo  mayor  velocidad. 

Durante  las  posiciones  siguientes  (s,  6,  7,  8  y  g)  del  conmutador, 
se  van  intercalando  en  el  circuito  de  excitación,  kís  porciones  con¬ 
siguientes  de  la  resistencia  total  de  regulac^  diá  caxnjKA 

(Contínuard).  ' 

Pedro 

MaqdakAi  dt  b  Amad»  e  í 
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PortíoHo  fotográfico  de  España.— Han  rido  «  nuestro  poder  W 
interesantes  cuadernos  números  53,  54,  55,  56,  57,  59  y  60  de  la  po- 
pularísínia  obra,  que  con  creciente  éxito  publica  la  casa  editorial  de 
Alberto  Martín,  de  Barcelona. 

Corresponden  respectivamente,  a  San  iM^em»  éel  EscmruU,  Stm- 
Hago,  Afán  rosa,  Tarazona,  Alharracfn,  Naguer.Jacu,  y  Jdtmt,  conte¬ 
niendo  sendos  y  detallados  mapas  en  colores  de  sus  territorio^*  no- 
incnclatores  de  los  Ayuntamientos  y  entidades  de  población  que  los 
integran;  descripción  de  los  partidos  judiciales  y  poblwáiki  de  los 


mÍ8m<»  según  el  último  censo  efectuado,  señalando  los  que  tienen 
estación  férrea. 

Completan  estos  curiosísimos  cuadernos,  16  fotograbados  escogi¬ 
dos  de  cada  uno  con  lo  más  notable  de  sus  monumentos  artísticos  v 
paisajes. 

Recomendamos  su  adquisición  a  nuestros  amigos  y  consocios. 

Los  pedidos  de  esta  obra  pueden  hacerse  en  las  librerías,  centros 
de  suscripciones  y  al  editor  Alberto  Martín,  Consejo  de  Ciento,  i.jo, 
Barcelona. 

También  se  ha  recibido  en  esta  Redacción  y  por  ello  damos  las 
más  expresivas  gracias  a  su  editor,  D.  Alberto  Martín,  de  Barcelona, 
un  magnífico  mapa  en  seis  colores,  tamaño  37  x  5-1,  e.scala 
1:  1.000,000,  de  la  Z.ona  de  influencia  española  en  el  A'orfe  de  Ma¬ 
rruecos,  al  precio  de  1*50  pesetas  en  hoja  y  2  en  tela. 

Dicho  mapa,  esmeradísimo  y  que  no  omite  el  mtís  pequeño  deta¬ 
lle,  es  obra  del  comandante  de  ingenieros  D.  Benito  Chías,  cuyo  se¬ 
ñor  tiene  bien  cimentada  su  autoridad  en  esta  materia  en  un  sin  fin 
de  cartas  corográficas,  publicadas  por  la  mentada  casa  editorial. 

Se  halla  de  venta  al  igual  que  lo  anterior,  en  todas  las  librerías 
y  centros  de  suscripciones  y  en  la  Casa  editorial  A.  Martín,  Consejo 
de  Ciento,  140,  Barcelona. 

teárlca*— Hemos  sido  gratamente  sorprendidos  con  el  recibo  de 
k»  primeros  números  de  muestra  de  la  revista  científica  que  con  el 
nombre  Ibérica  pronto  aparecerá  semanalment,e  publicada  por  el 
Obser\’atorio  del  Ebro. 

Abarcará  mi  solo  la  parte  astronómica  y  los  estudios  del  Obser¬ 
vatorio,  sino  todo  el  inmenso  campo  de  las  ciencias  exactas,  físicas  y 
nattirales.  Será  una  verdadera  enciclopedia  del  progreso  de  todas  las 
ciencias  y  de  sus  aplicaciones  a  la  industria,  la  agricultura,  el  co¬ 
mercio,  y  en  general  a  todos  los  usos  de  la  vida- 

Irá  ilustrada  con  multitud  de  grabados  de  actualidad,  de  sucesos 
científicos,  inventos,  curiosidades,  asuntos  de  marina,  sport,  aplica¬ 
ciones  científicas,  fenómenos  naturales,  etc.,  de  t^o  el  mundo. 

reconocida  competencia  del  P.  Circra,  sabio  director  del  ob¬ 
servatorio,  y  la  nombradla  de  los  colaboradores  especialistas  con  que 
cuenta  para  su  redacción,  es  perfecta  garantía  del  acierto  que  le  de¬ 
seamos  en  su  redentora  obra  de  vulgarización  científica. 

Los  precios  de  suscripción  y  venta  son  sumamente  limitados,  ha¬ 
bido  cuenta  deí  fin  cultural  de  la  Revdsta. 

La  suscripción  anual  cuenta  en  España  10  ó  20  ptas.  según  se  tra¬ 
te  de  Is  corriente  o  de  lujo.  En  el  e.xtraujero,  20  y  30  francos 

respectívamenre-  El  número  suelto,  se  vende  a  20  y  40  céntimo.?  en 
todas  las  librerías  y  kioscos. 

. 

•í  ••  ■  ^  ‘  '  ••  - 
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NECROLOGÍA 


-—Tristes  noticias  debenios  comunicar  también  hoy  a  nuestros 
consocios  y  compañeros. 

El  faUeciiniento  dcl  maquinista  mayor  retirado  Don  Juan  Gon¬ 
zález  Vera,  ocurrido  en  Cádiz  el  6  de  Octubre  último,  anticuo  com¬ 
pañero  y  consocio  nuestro,  desde  Enero  de  1882.  Contaba  en  la 
Armada  muy  proloii irados  servicio.s  que  desconocemos  al  detalle,  sa¬ 
biendo  solo  que  los  prestó  por  largfos  años  en  Filipinas,  mereciendo 
el  más  alto  aprecio  y  consideración  de  sus  superiores  y  subordinados. 

—Otro  querido  compañero  dejó  de  existir  en  esta  ciudad  en  29 
de  igual  mes,  a  poco  de  haber  sido  retirado  del  servicio,  Don  José 
Gasalla  Lérida,^  primer  Maquinista.  Grave  enfermedad  soportada  con 
resignación,  minaba  su  existencia  desde  hace  tiempo,  apesar  de  la 
cual,  desempeñó  hasta  que  se  agravó  su  padecimiento,  el  cargo  de 
vice-secretario  de  esta  Sociedad  a  la  que  profesaba  gran  cariño.  Go¬ 
zaba  de  muchas  simpatías  en  el  cuerpo,  por  sus  condiciones  de  ca¬ 
rácter  e  inteligencia  profesional,  contando  al  retirarse  mas  de  35 
anos  de  e.xcelentes  servicios.  Pertenecía  a  nuestra  asociación  desde 
Abril  de  1887. 

— X.ct*  Cartagena  falleció  el  14  de  Noviembre  el  también  primer 
maquinista  Don  Manuel  García  Heniández,  sodo  d^de  Afaftil  de 
1893,  que  desde  hace  años  desempeñaba  en  aquel  apostadero,  el  car¬ 
go  de  Delegado  de  nuestra  Sociedad,  con  tal  acierte  y  discrecdón 
que  su  gestión  como  tal,  dejará  en  este  Centro  imborraMe  recneido. 

Tenemos  noticia  de  que  prestara  en  k  Armada  muy  buenos  ser¬ 
vicios,  encontrándose  en  la  actualidad  en  servido  de  arsenales  ddii- 
do  a  sus  padecimientos,  adquiridos  en  el  ejerekio  de  nuestra  ingrata 
profesión.  , 

Todos  ellos  legim  a  sus  infortunadas  familias  k  prisión  que  por 
su  tiempo  como  socios,  les  corresponde  según. regkmento. 

Descansen  en  paz  nuestros  apreciables  compañeros  y  que  Dios 
lleve  a  sus  afligidas  familias,  a  quien  acouipaftammi  m  su  intenso 
dolor,  los  consuelos  que  requieren  tan  iireparable  pérdida. 


táimiado 


fñoueróos  óal  00RÍro  áuranio  oí  irimoéro^ 

Mes  de  Octubre. 

Por  haber  trasladado  su  residencia  a  k  provincia  de  Cáceres,  el 
\  ice  presidente  Don  Eladio  Zarzuela,  fue  degido  por  unanimidad 
para  relevarle  el  socio  de  pensión  fija  Don  Bartolomé  Rico. 

Por  encontrarse  enfermos  y  a  petición  propia  de  los  Señores  don 
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Manuel  López  y  Don  José  Gasalla  depositario  y  vicc-sccretarío  re.s- 
pectivamente;  fueron  reelevados  de  dichos  cargo.s  y  elegidos  por 
unanimidad  para  depositario  Don  NicoUís  Picallo  y  para  vicc-secrc- 
tnrio  Don  Andrés  Fernández. 

En  vista  de  los  méritos  contraídos  en  el  de.scmpcño  de  su  come¬ 
tido  por  los  Señores  salientes  de  la  Junta,  se  acordó  por  iinanimid.id 
hacer  constar  un  voto  de  gracias  a  favor  de  los  Señores  Zarzucl.i, 
López  V  Gasalla,  y  también  el  disgusto  que  le  cau-sa  a  este  Centro 
k  ausencia  del  primero,  con  la  que  se  vé  privada  la  Sociedad,  de  uno 
de  sus  más  entusiastas  y  valiosos  miembros  que  tanto  ha  laborado 
en  beneficio  de  ella. 

Se  acordó  también  por  unanimidad  hacer  constar  en  acta  un  voto 
de  gracias  a  favor  del  conocido  vecino  de  esta  localidad  Don  Ramón 
Allegue  del  Rio,  por  el  obsequio  que  hizo  a  la  Sociedad  de  varios 
volúmenes  encuadernados  del  «Diario  Oficial»  del  Ministerio  de  Ma¬ 
rina,  haciéndoselo  presente  a  dicho  Señor  de  oficio  y  que  conste  así 
también  para  los  Sres.  D.  Federico  Lorrenzo  y  D.  Eladio  Zarzuela, 
por  el  obsequio  que  han  hecho  también  a  la  biblioteca,  Don  Federico 
de  seis  volúmenes  de  la  «Colección  Legislativa»  y  Don  Eladio  de 
varios  libros  de  estudio  en  distintas  ocasiones. 

T&mbiéu  se  acordó  invitar  a  los  socios  por  medio  dcl  Boletín  do 
la  Sociedad  a  dar  cumplimiento  al  artículo  2o  del  Eeglaraento  x  a 
que  romitan  a  Centro  todo.s  los  trabajos  científicos  y  profesio- 
nalís  qaa  crean  conveniente  para  auxiliar  en  parte  a  la  Comisión 
encargada  de  la  redación  dei  Boletín 


de  Noviembre. 

Se  acordó  poner  en  pose.sión  de  la  pensión  que  les  corresponden 
a  ks  viudas  Doña  María  Teresa  Martínez,  viuda  del  socio  Don 
Joan  González  Vera  qne  falleció  en  Cádiz  el  día  6  de  Octubre  ultimo 
y  a  Doña  Rafaela  Elicechea  vnuda  de  Don  José  Gasalla  que  falleció 
en  Ferrol  el  día  6  de  Noviembre  último  y  asociarse  al  dolor  que  em¬ 
barga  a  las  riKpectivas  familias  de  los  socios  fallecidos. 

Se  acordó  también  sea  admitido  como  socio  de  instrucción  el  se¬ 
gundo  maquinista  Don  Germán  Araujo. 

Mes  de  Diciembre. 

Se  acordó  se  encargue  de  k  Delegación  de  Cartagena  Don  Ma¬ 
nuel  Naves,  por  d  fallecimieato  del  delegado  Don  Manuel  García 
Hernández  el  día  14  de  Noviembre  último  y  hacer  instar  en  acta  el 
sentimieñto  más  profundo  que  embarga  al  Centro  Directivo  por  la 
nérdida  dd  citado  consocio  y  asociarse  al  justo  dolor  de  la  viuda. 

También  se  acordó  dar  de  baja,  a  petición  propia,  dd  socio  Don 
Dionisio  OUer,  por  haber  obtenido  d  retiro  del  servicio,  devolvién¬ 
dole  SU  capital  con  arreglo  al  Reglamento. 

Se  acorfó  además  admitir  la  dimisión  presentada  por  el  vice¬ 
presidente  Don  Bartolomé  Rico  y  la  dd  y.ce-secretano  Don  An- 
An  pletzíflos  Dor  unanimidad  para  relevar  a  di- 
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chos  Señores  para  vico  prcsitlciite  Don  Pedro  Arévalo  Santamaría  y 
para  vicc-sccretario  Don  Juan  Costea  Aííuirre.- 

Se  aconli)  dcsijínar  el  día  27  de  Diciembre  iiltimo  para  celebrar 
la  reiinittu  extraordinaria  de  qne  trata  el  artículo  212  del  Rcgla- 
mento, 

A  NUESTROS  CONSOCIOS 


Por  el  extracto  <le  la  acordada  de  la  Dirección  General  de  lo 
Contencioso  qne  a  continuación  se  inserta  podrán  ver  nuestros  com- 
l)añeros  la  feliz  solución  dada  a  la  solicitud  que  oportunamente  fue 
presentada  por  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Círculo,  en  suplica  de 
la  exención  de  los  impuestos  que  sobre  los  bienes  muebles  e  inmue¬ 
bles,  fueron  creados  en  29  de  Diciembre  de  1910. 

Importantísima  resulta  la  concesión  de  tan  equitativo  beneficíoi 
tanto  más  en  las  actuales  circunstancias  en  que  un  nuev'o  recargo, 
agravaría  muy  mucho  la  acción  filantrópica  que  viene  ejerciendo 
este  Centro. 

Plácenos  también  poder  manifestar  que,  en  virttid  de  las  opera¬ 
ciones  efectuadas  el  trimestre  pasado  con  el  canje  de  ciertas  lámi¬ 
nas  de  nucjítra  propiídad,  se  ha  obtenido  un  beneficio  que  conside¬ 
ramos  próximamente  suficiente  ]>ara  atender  al  abono  de  los  2  años 
que  se  nos  .señalan  en  la  nombrada  disposición.  :  . 

DIBECCIOli  6EIEBII  DE  LD  DOBTEItlDSD  DEL  ESTUD 


Esta  Dirección  General,  ha  acollado  declarar  que  la  asociación 
denominada  «Círculo  de  Maquinistas  de  la  Armada»,  establecida  en 
el  Ferrol,  e.stá  sujeta  al  impuesto  sobre  los  bienes  do  las  personas  ju¬ 
rídicas  por  los.  anos  1911  y  1912,  j  exenta  en  cnanto  al  año  actnal 
y  sucesivos  por  los  bienes  muebles  y  por  el  iumueblo  qae  constitu¬ 
ya  el  edificio  social,  sí  fuero  do  su  propiedad. 

Madrid  22  do  Noviembre  de  1913. . 

(Gaceta  del  7  de  Diciembre  de  1913). 


K;E.A.XiE3S  ORIDBasrmS 


13  de  Junio. — Se  dispone  sean  pasaimrtados  ])ara  Londres  con 
objeto  de  embarcar  para  hacer  las  jirácticas  de  turbinas,  los  segun¬ 
dos  maquinistas  D.  Luis  Picos  Vizoso,  D.  Gregorio  Santos  Percúra  y 
el  tercero  D.  Francisco  Ilrage  García.  (D.  O.  núm.  130  página  974$. 

17  de  ídem. — Di.sponieiido  que  forme  parte  de  la  Comisión  Mix¬ 
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ta  para  ensayo  de  carbones  de  producción  nacional,  c!  maquinista 
mayor  de  primera  clase  D.  Gerardo  Prieto  Farros.  (D.  O.  m'im.  13.1 
página  1003). 

20  de  ídein. — Se  concede  mejora  de  ¡lensión,  a  I).'  Manuela  Tor- 
tajada  Rizo,  viuda  del  primer  maquinista  D.  Marcelino  F^ópez  San¬ 
tamaría,  D.*  Matilde  Leite  Veiga,  viuda  del  primer  macpiini.sta  de 
primera  clase  D.  Angel  Robato  Lcira,  D.*  Consuelo  y  Elvira  Torncl! 
Alvarez  huérfanas  del  primer  maquinista  D.  José  Torncl!  González 
a  D.‘  Isabel  Bastart  Carrasco,  viuda  del  primer  maquinista  D.  Ginés 
Sánchez  Jiménez,  y  a  D.’’  Josefa  Vivanco.s  Aviles,  viuda  del  primer 
maquinista  D.  Antonio  García  Díaz.  (D,  O.  núm.  138  jiágina  1033). 

23  de  ídenu — Se  concede  cuatro  meses  de  licencia  por  enfermo 
con  todo  el  sueldo,  para  Castagena,  Murcia  y  Barcelona,  al  tercer 
maquinista  D.  Pedro  Cánovas  Vila.  (D.  O.  núm.  138  página  1027). 

ídem  de  ídem. — Se  conceden  pensiones  a  D.-*  Sofía  Canincho, 
viuda  del  tercer  maquinista  D.  Daniel  Castro,  y  a  D.'  María  Rosado 
Berenguer,  viuda  del  primer  maquinista  D.  Francisco  Piedra  Váz¬ 
quez.  (D.  o.  núm.  141  página  1062). 

35  de  ídem. — Se  dispone  que  pa.se  la  próxima  revista  en  la  ex¬ 
cedencia  forzosa,  los  maquinistas  mayores  de  primera  que  se  rclacio- 
naJL  (D.  O.  núm.  139  página  1035}, 

26  de  ídem. — Se  dispone  pase  al  Apostadero  de  Ferrol  para  (¡uc 
practique  en  el  taller  de  turbinas,  el  manejo  y  montura  de  las  mis¬ 
ma^  d  primer  maquinista  D.  José  Navarro  Solano.  (D.  O.  núm.  140 
página  1047). 

Idem  de  ídem. — Se  dispone  que  el  tercer  maquinista  D.  Pedro  Al- 
mazán  Hernández,  pase  a  las  órdenes  de  la  Comisión  Inspectora  de 
construcciones  del  Apostadero  de  Ferrol,  para  en  su  día  embarcar 
en  el  acorazado  «Alfonso  XIII»,  (D.  O.  núm.  140  pág.  1047). 
i  27  de  ídenu — Circular. — Como  resultado  del  expediente  promo¬ 
vido  por  instancia  de  D.  Leocadio  de  Zuniaga  Uiribi  Echavarria, 
vocal  maquinista  de  la  Junta  Consultiva  de  esa  dirección  general  de 
Navegación  y  pesca  marítima,  relativa  a  que  no  se  dé  validez  a  nin¬ 
guna  navegación  que  efectúen  los  maquinistas  navales  en  buques 
de  pesca  que  no  se  despachen  todos  los  viajes  en  las  Comandancias 
de  Marina  respectivas,  ni  a  la  que  se  efectúe  entre  los  puertos  de  Fe¬ 
rrol  y  la  Corulla,  se  dispone  que  para  reconocer  validez  a  las  nave¬ 
gaciones  que  verifiquen  los  maquinistas  navale.s  en  los  buques  de  pes¬ 
ca,  es  preciso,  que  los  interesados  presenten  en  la  Comandancia  de 
Marina,  y  cada  vez  qtic  entren  «1  puerto,  sus  diarios  de  máquinas,  pa¬ 
ra  ser  visados  por  dicha  autoridad,  y  que  solo  se  de  validez  a  %xinti- 
cinco  días  de  navegación  verificados  entre  el  Ferrol  y  la  Coruiia,  no 
pudieiitlo  el  buque  llevar  para  estos  efectos  más  que  un  ayudante  de 
máquina.  (D.  O.  núm.  147  página  10^). 

*7  de  ídem. — Dispone  que  a  partir  de  i."  de  Enero  de  1915  que¬ 
de  modificada  la  condición  de  tiempo  de  taller  para  poder  optar  al 
ritulo  de  segundo  maquinista  naval.  {D.  O.  núm.  147  página  1099). 
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Relación  ele  las  señoras  y  huérfanos  pensionistas,  existentes  en  31 
de  Diciembre  de  1913,  con  csjjrcsión  de  las  cuotas  trimestrales 
que  tienen  asifínadas. 


ir  O  M  B  R  E  S  Pts.  CU. 


D.»  Antonia  Gallcíío,  viuda  de  Don  Antonio  Lamaza*  165,00 

®  Agustina  Illanco,  id.  de  Don  José  Montero .  2ig,oo 

»  .A,níícla  Fernández,  id.  de  Don  Emilio  Ferrcr .  147*00 

»  .4malia  Maquieira,  id.  de  Don  Camilo  Vázquez.  ••  102,00 

^  AtiR-ela  Gilabert,  id.  de  Don  Jesús  Bragre .  93.00 

»  Aurora  del  Rio,  id.  de  Don  Julio  Rodríguez .  228,00 

*  Aurora  García,  id.  de  Don  Emilio  Cupeiro .  174,00 

»  Antonia  Gástelo,  id,  de  Don  Arsenio  Alvárez .  156,00 

»  .4ndrea  Cupeiro,  id.  de  Don  José  Fernández .  165,00 

»  Angela  Pifión,  id.  de  Don  Antonio  Utrilla. .......  96,00 

»  Antonia  Maclas,  id.  de  Don  José  G.  Barbieri .  111,00 

»  Balbina  Rodríguez,  id.  de  Don  Román  Rey .  246,00 

»  Carolina  Quintana,  id.  de  Don  Femando  Arana. .  •  ioa,oo 

»  Carolina  Pareja,  id,  de  Don  Ezequiel  Torres .  147,00 

»  Carolina  .4nido,  id.  de  Don  José  Hernán .  156,00 

»  Clarisa  Patino,  id.  de  Don  Juan  V.  Torrente .  201,00; 

>  Concepción  Bellas,  id.  de  Don  Manuel  López .  156,00 

*  Carmen  Gómez,  id.  de  Don  José  V.  Santiago. ....  264,00 

»  Concepción  Ramos,  id.  de  Don  Ramón  Castro ....  228,00 

»  Consuelo  de  la  Peña,  id.  de  Don  Ignacio  González-  219,00 

»  Oinnen  Llovcrcs,  id.  de  Don  Juan  Lleonart- .....  22^00 

»  Carolina  Gras,  id.  de  Don  Leandro  Cerdá-...  ...  201,00 

»  Carmen  de  Porto,  id.  de  Don  Laureano  Fraga*  •  •  •  255,00 

»  Carmen  González,  id.  de  Don  Antonio  Paredes. ...  129,00 

»  Dolores  Martínez,  id.  de  Don  IManuel  Catalán  . . . .  75, 00 

»  Dolores  Luna,  id.  de  Don  Emilio  Bonet. .........  i92,íhj 

*  Dolores  Román,  id.  de  Don  Lázaro  Rosas* .......  93,00 

*  Ehdra  Ramo.s,  id.  de  Don  Ignacio  Naveiras . .  102,00 

>  Encarnación  Pérez,  id,  de  Don  Nicolás  Contreras'  132,00 

»  Elvira  Arada,  id.  de  Don  Luís  Serra- .  •  . . .  246,00 

»  Elena  de  la  Peña,  id.  de  Don  Francisco  Velasco.  • .  252,00 

»  Encarnación  Várela,  id.  de  Don  Juan  R.  Fcrreira. .  120,00 

»  Florínda  Rovira,  id.  de  Don  José  Lamaza . .  201,00 

*  Filomena  Díaz,  id.  de  Don  Juan  R.  González .  138,00 

*  Faustina  Amaro,  id.  de  Don  Manuel  Gantes .  174,00 

»  Frand-sca  Gómez,  id.  de  Don  José  Luque. . . .  201,00 

»  Francisca  Ralo,  id.  de  Don  Juan  Sánchez. .....  . .  111410 

»  Generosa  Cobos,  id.  de  Don  Federico  Escandon  •  - .  84,00 

»  Hipólita  Muiño,  id.  de  Don  Gerardo  Landrove-  •  • .  165,00 
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DE  MAQUINISTAS  DE  I.A  AUMADA 


NOMBRES 


Señores  Huérfanos  de  Don  Ricardo  Santiago- 


Dota 


»  de  »  Manuel  Cebreiro . 

»  de  »  Francisco  Soto . 

*  de  •  Enrique  Silva  -  -  - . -  - 

»  de  »  Ricardo  Gómez . 

*  de  *  Juan  Gallego . 

»  de  *  Bemardino  Canosa 

»  de  ®  Alberto  Torres .  - .  - . . 

*  de  »  Joaquín  Coll . -  • 

»  de  »  José  Naya . 

»  de  »  Justo  González . 

»  de  *  Román  Mauriz . 

*  de  »  Juan  M.  Vidal . 

»  de  >  Domingo  Coton . 

»  de  »  Antonio  Utrilla . 

»  de  »  Nicolás  Contreras . 

»  de  »  Agustín  Soto . 

*  de  »  Antonio  Pedrero . 

»  de  »  Ramón  Sobredo . 

»  de  »  José  García . . 

*  de  *  Pablo  Villaroux . .  •  • 

»  de  *  Alejo  Pérez .  •  •  • 

»  de  *  Enrique  Ociel . . 

Josefa  Tenreiro.  viuda  de  Don  Juan  CasaravIIla 
Juana  Tenreiro,  id.  de  Don  Camilo  Estripot.  • 
Juliana  Alonso,  id.  de  Don  Nivardo  Díaz. . . . 

Josefa  Martín,  id.  de  Don  Santos  Llamas  • . .  * 
Jacinta  Enriquez,  id.  de  Don  Gerónimo  Simó- 
josefa  Lima,  id.  de  Don  Antonio  R.  Laplaña. 
Josei^  Pérez,  id.  de  Don  Carlos  García  ...... 

Lucrecia  Calviño,  id.  de  Don  Remigio  Vizoso 
María  Soto,  madre  de  Don  Pascual  Picallo-  -  • 
Mflwngl.T  Cebreiro,  viuda  de  Don  Marcial  Corral 
Manuela  de  la  Caballería,  id.  de  Don  Sebastian 

^ncliez . . . . 

Manuela  Landrove,  id.  de  Don  Aquilino  Lójicz. 

María  Grana,  id.  de  Don  José  Vázquez  . . 

Ikfaría  Veiga,  id.  de  Don  Enrique  García- . .  •  • 
María  Rodríguez,  id.  de  Don  José  Alvárez. .  • . 

María  Lamas,  id-  de  Don  Ramón  Lorente - 

IMatllde  Liste,  id.  de  Don  Angel  Robato . 

Mercedes  lañez,  id,  de  Don  Germán  Martín  *  • . 
María  Piñeiro,  id.  de  Don  Juan  Comstela . 


82,00 

100,00 

87,00 

93.00 

55.50 
105,00  i 
120,00  : 

60,00  I 

73.50  I 

60,00  i 
262,00 ; 
78,00  j 
255.00  i 
82,501 
96,00 1 
132.00 1 
109,50; 
1.54,50 1 
141,00 1 
228,00  í 

109.50 

100.50 

55.50 
75.00 


120,00 
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BOLElfN  DEL  OÍHOÜLO 


NOMBR&S 


PU.  CtR. 


Doña  María  Alvárez,  madre  de  Don  Eugenio  Pantín- 
>  María  Alutinada,  viuda  de  Don  Antonio  M, 

Gómez . 

»  María  Vázquez,  id.  de  Don  Maduel  Baleato* . . 

®  María  Martínez,  id.  de  Don  José  Saez. . 

»  Nícolasa  Raliño,  id.  de  Don  Rafael  Cores*  •  *  •  • 

»  Peregrina  Jarrin,  id.  de  Don  Manuel  Lorenzo..* 
’  Pilar  Gómez,  id.  de  D.  Braulio  Amaro . 

*  Paz  Landa,  id.  de  Don  Rogelio  Saiz . 

»  Pilar  Sisto,  id.  de  Don  Manuel  Esperante . 

*  Pura  Jorquera,  id.  de  Don  Emilio  Martínez*  *  * 

*  Ro.sn  López,  id.  de  Don  Valentín  Piñeiro . 

»  Ramona  Ramos,  id.  de  Don  Antonio  Beltrán*  * 
»  Rosa  Barcia,  id.  de  Don  José  Segundo* ...... 

»  Rosario  Brage,  id.  de  Don  Francisco  Otero. . . 

*  Rafaela  EHzachea,  id.  de  Don  José  Gasalla*** 

*  Ro.sario  Ordoñez,  id.  de  Don  jacobo  Rodríguez. 

»  Sofía  Caruncho,  id-  de  Don  Daniel  Silva . 

*  Socorro  Estudillo,  id.  de  Don  Manuel  Sáncltez. 

*  Tomasa  Bertard,  id*,  de  Don  Andrés  Lamas* . . 

»  Teresa  Martínez,  id.  de  Don  Francisco  Domin*! 


Teresa  Martín,  id.  de  Don  Juan  González  *  • . .  * 
Victoripa  Pombo,  id.  de  Don  José  T.  Calazas.  • 
Epifanía  Panadero,  id.  de  Don  Manuel  G.  K»* 
nandez . •ñadÓóthTb*,?!? 


1 29,00 
174,00 
165,00 
156,00 

93*00 

156,00 

93,00 

228,00 

201,00 

102,00 

84,00 

165,00 

201,00 

264,00 

138,00 

75,00 

»oz,oo 

138,00 

228,00 

17490 


NOTAS  i.“  Las  espresadas  pensiones  sufren  en  la  actualidad  el 
descuento  del  60  qor  100,  en  virtud  de  los  artícillos  , 
y  102  del  Reglamento  de  la  Sociedad.  .  r 

2.“  Durante  el  año  (lue  hoy  termina  hapi  ocurrido  las  alte»- 
raciones  siguientes:  ' 

BAJAS  Doña  Irene  Antunez;  Doña  Josefa  Abuin;  Doña  Isdlina  i 
Arrabal;  Doña  Josefa  Quesada;  Doña  Josefa  Pereira.  | 
.ALTAS  Señores  Huérfanos  de  Don  Alejo  Pérez;  Doña  Balbina  \ 
Rodríguez;  Doña  Carmen  Gonáilez;  Dc^á  ^ ' 

Porto;  Doña  Rafaela  EHzachea;  Doña  María,  T»  Ifeir*! 
tín;  Doña  Epifanía  Panadero.  « 


Cuenta  de  ¡ngfesos  y  gastos  ocuindos  durante  el  cuarto  trimestre  del  alo  actual, 


Ci|ilial  Foniln 

d  iUJ|>onf*r.  l6  ptir  IWJ  iJe  TÍndal*  TOTAL 

PlM.  Ctt.  PiM.  Ct«.  Pto».  Cu.  Ptat.  Cl». 


1  NG  RESOS 


Por  93  cuotas  do  socios,  deducido  ol  lo  por 

ciento . 1.77B‘C2 

Importo  do  oso  15  por  ciento .  » 

Por  lii  indomniznción  do  ios  auxilios  facilitados  u 

varios  socios .  » 

Por  devolución  do  una  parto  do  los  auxilios  quo 

hay  facilitados . . .  810‘89 

Por  la  indomniznción  para  el  Boletín  niím.  144. .  » 

Por  la  renta  del  capital  quo  poseo  la  Sociedad  en 
títulos  do  la  Deuda  interior,  deducida  la  Co¬ 
misión . . . * 

Por  Iransforenoia  do  un  lloglamcnto. .  • 

Por  ídem  do  50  Boletines,  deducido  ol  timbre. . .  > 

Por  demora  on  los  pagos . . .  » 

Transferencia  do  85  kilogs.  do  periódicos  viejos.  » 

Suma .  2.689*61 

Existencia  en  1.<>  de  Octubre _ ....  —  1.391*86 

TOTflt .  1.197*»Í6| 


.  »  1.778*62 

313*88  >  313*88 

.  4-14'(m  W4‘66 

.  .  810*89 

13*60  .  .13*60 


»  5.T26‘16  6.720*16 

0*60  *  0*50 

37*40  »  37*40 

.  0*53  0*63 

18*76  » _ 18*75 

884*13  6.171*34  9.144*98 

606*75  1.576*63  690*62 

889*88  7.747*97  9.835*50 


GASTOS 


Por  105  pon.slonos  ú  viudas  y  Imérfonos  do  socios 

falloüidos. . .  . .  » 

Por  auxilios  facilitados  li  varios  socios .  1.600*00 

Por  coiiHumo  do  energía  eléctrica,  durante  loa  lao- 
ses  do  Septiembre,  Octubre  Noviorabro  últimos 

Por  la  impresión  del  Boletín  uiiiuero  144 .  » 

l*or  ol  alquiler  trimestral  do  la  Casa-Sociedad.  » 

Por  o!  sueldo  trimestral  al  Consei'Jo. ...........  » 

Gratificación  Iriinostral  al  cartero,  y  vigilante 

nocturno .  * 

Por  giros  a  Madrid,  Cádiz  y  Cartagena. . . .  » 

Importo  do  las  subscripoionea  a  la  Roviata  In¬ 
dustrial  Francesa,  Colección  liegislativa,  Re¬ 
vista  General  do  Slarina;  y  El  Economista. ...  » 

En  gastos  do  Contaduría .  * 

Idem  do  Soorotaría . ‘ . ' .  * 

•Suma  y  siffue .  ,  l.obo'OO  I 


6.153*20 

6.153*26 

» 

9 

l.fjOO'.OO 

32*.34 

. 

» 

.32‘.34 

55*00 

55*00 

136*00 

135*00 

112*60 

> 

112*50 

8*00 

8*00 

7*90 

» 

7*90 

94*00 

W 

94*00 

8*00 

8*00 

20*00 

» 

ÍÍ0*00 

472*74 

0.163*^ 

8.238*00 

Por  un  libro  do  Caja;  otro  ídem  para  cuentas  co¬ 
rrientes;  una  libreta  índico;  ,Ó50  sobres;  100 
targetones;  1  caja  do  plumas;  1  lápiz;  1  pliego 
de  papel  secante  y  un  telegrama  al  .Sr.  Minis¬ 
tro  de  Marina . . . 


BESXTMEir 

ingresos - 

Gastes . 

Existcnda  para  /."  de  Enero  de  1914^ 


Capital 
i  ímpCBiT. 

Tuir  Cu. 

ló  por  lí» 

Pus.  Cte 

1.600‘00 

472*74 

9 

30*15 

1.<KX)‘00 

502*89 

1.197*65 

889*88 

• 

1.600*00 

602*89' 

—  402*35 

386*99 

30*  15 


tenep  perríjian  • 

I  lu^ti 

■Lindado 

Itúa  Nfic.iliÓL'n  >  ' 


Gapilal  que  posoe  la  Sociedad  en  el  día  la  de  feclia. 


Ptas.  Ct9, 


>-V- 


En  niotólieo . . i . . . . . 

Diforeñeta  entro  auxilios  y  devoluciones  . 

‘  En  títuic»  do  la  Deuda  interior  .  14.000  00 


Gsiiositaiio  BB  (a  Suoarsal  dtri  Sun»  España  en  la  Geraíia. 

S1Í.IIU1J06  (te  Ui  Deúfda  interior . 

El  FOTTcd,  31  do  Dietembro  do  1913. 


;03.(xx)‘00 


' '  ‘'ff.  ’ 


ES  pMtIdeate, 

lf.4SIANÓ  PlÑeiRO 


El  Contador, 

EXKIQUK  LAPIQUE 
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imvmv/MVi 


mViVAYAViV 
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i/WWWWWW^zzi 


Corriente 


±E 


.  'tn,  t  *«'  Ce»»'». 


Pulsado, 


4 
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